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 Girouitul de control este gironitul care asiguri buna funobklonsra e in- 
stalatiilor de pretectie prin relee, automatizare, miaurare, semnalizare gi blo- 
Cade 

š Circuitul primar esta acer parte dintr-o ivatalaţie electrică, care 
serveşte la vehiculares energlei la tensiunea nomivelá a rețelei respactive. 

: Circultele secundare reprezintă ansamblul e^rcuiteior de comandă si al 
cirouitelor de control, care asigură buna funcotionare a circuitelor primare. 

Aparatul de conectare este aparatul care serveste la închiderea si la 
deschiderea voită a circuitelor (întreruptor, separator, Heparator de sarcină), 

Separatoursle de comutare, In sensul prezentei fişe, sînt separatoare— 
le care servesc la modificarea achenei electrice a elrouitelor, de exemplu la 
comutarea unei linil de pe un sistem de bare pa altul, spre deosebire de cele 
cara servese numai la separarea unor părți de circuit, în vederea sxecutürii de 
lucrări sau care servesc la laparea la pămînt, de protecţie. 

i ο... de comandă este ansamblul aparatelor si dispozitivelor anple- 
sate in oonfacjii matalice adecvate (panouri, pupitre, dnlapuri), utilizate in 
conducerea unei instalaţii tehnologice (termo, hidromacanice sau electrics), De- 
numire tolerataé,intrucit tabloul. contine nu nuusi elemente proprii sistemnlui de 
comandă, οἱ şi supravaghere, jar uneori reglare gi proteotle. Se recomandă "ta- 
blou de conducere", : 

. Tabloul če supraveghere este snsaublul aparatelor si al dispozitivelor 
care servesc la informarea operativă (semnalizüri gi măsurări) a personalului de 
SEN asupra unui. număr mai mare de clrouite primare gau asupra iutregii in- 
stalabidl, ۳ 
۱ Camera de supraveghere este acea încăpere separată in care este ampla- 
sat tabloul de Bupravegnera. Din această cameră nu se pot efectua comanzi de 
aparate de conectare, 

ni Stațiile electrice cu personal permanent sînt acele stabil la cara psr- 
sonalul de exploatare se a permanent in instalație 24 da ore zilnio. 

' statiilo eleotriče ot personal semipermanent sint stakilla le care per 
aonalul de explostare este prezent ziluio B (i6) oro. În restul de ig (8) ore, 
personalul se Află la domiciliul aftuat fn apropleres 2 ۔‎ 

Stațiile electrice Căi personal sînt stații care nu av personal per- 
manent sau semipermanent de exploatare, Aceste atakil sint supravegbeste si de 
la αὐ punct sentral cu personal permanent de exploatare și, eventual, comandate 
de la un punti central cn personal permanent de cxploatars. 

Echiparea electrică, în sensul prezentei fige, este montarea grupată a 
aparatelor de mdatra, control, protecjle, automatizare si semnalizare pe 6 con- 
fecbie metalică, 


2. PREZENTAREA OIRCUITELOR SEOUNDARE DIN STATLILE 
da ολη DE llo kV/MT 


Gels dn cadrul rețelelor de distrihuhie ale sistemului energetio nas 
flonal, se prevede, corespunzátor complexității instalabiei 81 το] αἱ ο, acesteža, 
unul dintre urmiitoarele sisteme de exploatare, în ordines preferinpel: 

- fără personal; 

~ eu personal semipermanent (la domiciliu)- 

- GU personal permanent, 

Btapiile de llo kV/MT, cu personal permanant sau semipermanent, tre~ 
buie să cuprindă o cameră de comandă, fn care să fie oentralizate, total sau 
partial, cel puţin următoarale categorii de oircuitei 

= Girculte de očmandč, 

~ Gironite de semnalizare; 

— circuite de másurares 

La stațiile fără personal permanent, cars cuprind instalaţii extorios- 
re, se prevede, de regulă, o cameră de supraveghere, in care se centralizează 
elementele de măsurare gi de semnalizare ale Intregii instalaţii sau cel putin 
ale instalatiiior exterioara ori nihal ale cirouitelor primare mal importante. 


2.2« Diversela categorii de etrcuite secundure pot fi realizate astfel: 
ب‎ centralizat, in camera de comaddi sau de suprayeshere; 
= descenbralizat, într-una din Urmitonrele varisnto; 

in cubinu de relee amplagate in stafilie exterioare;‏ و 

« la fiecare celuli, în statiile interioara — 
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Žele Centralizarea circuitelor de comandă voită se realizează astfel: 

a) Cind exista camera de comandá, se efectueazá comanda intreruptoare- 
lor gi comanda tripolară a separatoarelor de comutare din staţiile exterioare, 

b) In cabinele de relee se prevăd, de regula, următoarele posibilităţi 
de comandă la distanţă: comanda intreruptoarelor gi comanda tripolará a separa- 
toarelor de comutare din staţiile exterioare, 

c) Se prevede comanda operativă de la fata locului a tuturor aparate- 
lor de oonectare (intreruptoare gi separatoare). 


EES 


2.4, Centralizarea circuitelor de semnalizare de poziţie se execută. 
astfels 

a) Cind există cameră de comandă, se centralizează in această cameră 
semnalizarea de poziţie a tuturor elemente lor comandate la distanță (intreruptoa- 
pe, separatoare, comutatoare de ploturi pentru reglajul sub sarcină al transtor- 
matoarelor, reglajul bobinelor de stingere etc.). 

b) Cînd există tablou de supraveghere, se centralizează pe acest tablon 
semnallzürile de poziţie ale intreruptoarelor gi separatoarelor de comutare din 
cireuitele importante (transformatoare, couple), precum si reglajul sub sarciná 
al transformatc oarelor si al Uopinslor de stingere montate în statio, 

c) in cabinele de relee se prevede semnalizarea de poziţie a tuturor 
elementelor comandate in acest los 

d) Semnalizarea la fata locului a pozițiilor ferme ale separatoarelor, 
precum si a pozipiil: OT intreruptoarelor se asigura, de regula, prin sennalizato&- 
rele mecanice ale acestora» 


2.5. Centrelizarea circuitelor de semnalizare a oonectarilor sau a dew 
goneotarilor automate (declangare de avarie, AAR) se realizează astfel; 

a) in statiile eu personal permanent sau semipermanent, semnalizarea 
optică sau acustică a manevrelor automate se centralizează in camera de comandă. 

b) io stablile fără personal, semnalizarea manevrelor automate se 
transite la punctul central, de unde este condusă staţia, 

01004 există cameră de supraveghere, semnalizarea optică şi acustică a 
manevrelor automate se centralizează în aceasta camera. 


2,6. Gentralizarea circultelor de semnalizare prevenitá se executá 
astfel: a 

a) in stabiile cu personal permanent sau semipermanent, semnalizarea 
preventiva opticá si ecusticá se centralizează in camera de comandá, semnalul 
optic fiind individual, iar cel acustic fiind comun pe irtreaga staţie, dar dife- 
rit de acela pentru semnalizarea manevrelo? automate, 

b) La staţiile fara personal, semnalizarea preventiva se transmite la 
ponetul central, de unde este condusă stapia. 


2.7. Centralizarea circuitelor de protestie si de automatizare se exe- 
entá după cam urmează: 

a) in cazul stațiilor extorioare, aparatajul de protecţie gi automati- 
zare se instalează, de regulă, in cabinele de relee sau in camera de comandá, 

b) in cazul atakiiler interioare, aparatajul de protecţie gi automati- 
„are se ingtaleazA, de regulA, în celulele din stayle, 


2.8 Centralizarea oirouitelor de măsură so execută astfel: 

a) Aparatele de măsurat indicatoare, aferente staţiilor exterioare, şi 
voltnebrele inregistratoare se centralizează in camera de comandá sau de supra~ 
vegheres 


P ο 


b) Aparatele de măsurat integratoare (contoarele) se instalează $n ca- 
mers de comandă sau de gupraveghere, la staţiile cu protectie centralizata gi in 
esbiuela de relee din statiile exterioare, respectiv în celulele staţiilor inte- 
viogre, la staţiile cu protectie descentralizată, 


2.9, Gi rouitele secundare se realizeazá, de regula, sub forma circuit 
lov individnale, fiecare circuit primar avind propriile sale circuite et fl + να, 
atit în ceea ce DEY GES aparatele, cit si conductoarele aferente, 
utilizează, de regula, 
se admito utilizarea 
pot cuprinde: 


2,10. Lo realizarea olrouitelor secundare 
rales elcaotromesonics (cu pisse mobila), in cazuri 
elementelor de comubakia statice (fara plese mobile), 


tranzistoare, diode, miezuri magnetice etc. 
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34 EXECUTAREA CIRCUITELOR DE GOMANDA, GONTROL, PROTECTIE 
ȘI AUTOMATIZARE 


5.1. Pregátirea anticipată a lucrării 


3.1.1. Atribuțiile beneficiarului, în scopul pregătirii luerdrii, -sînt 
următoarele; 

a) Comanâarea notei de comandă (NC) pentru obiectele importante sau 
propunerea spre aprobare a indicilor . tehnico-economice (pentru Lucrările de 
mică importanţă), 

b) Avizarea NC si aprobarea forurilor superioare, i 

c) Comandarea proiectului de executie (PE), avizarea si aprobarea lui. 

j d) Predarea PE la executant si contractarea lucrárii simultan ou aviza- 
rea PE la Banca de Investitii. | 

e) Deschiderea finanţării, 

f) Comandarea devizelor şi detaliilor de execuție (DDE). 

g) Predarea DDE la executant gi însuşirea acestora, cu eventualele ob- 
servatil, tačas in interval de 20 de zile. 

h) Admiterea la decontare, 

1) Elaborarea graficului de execuţie a lucrării în colaborare cu con~ 
structorul, în funcţie de termenul de punere în funcţiune (p.i.f.) şi a graficu- 
lui de predare a utilajului cu montaj, in funcţie de etapele de execuţie a luorü- 
rii, în colaborare cu B.A.C.M.F. gi proiectant, 

j) Urmărirea primirii utilajului cu montaj de la furnizori, la termene- 
le موہ‎ a, si predarea acestora la executant, in ordinea succesiunii tehno- 
logica a lucrării, 

k). Urmărirea încadrării execuției în termenele stabilite, 

1) Asigurarea asistenţei tehnice la lucrări, prin diriginyii de santie- 
re sau personalul de specialitate şi rezolvarea, pe parcursul execuţiei lucrării, 
uu proiectantul, a eventualelor probl eme (ínlocuiri de materiale, schimbări de 
soluţii etc.). 

m) Asigurarea corelării lucrărilor cu mai multi constructori (dacă 
este cazul), 

n) Asigurarea decontárii lucrărilor gi acordarea avansurilor lunare, 

“în baza stadiilor fizice de execuţie, 

o) Convocarea comisiei de recepţie în baza comunicării constructorului 
gi a montatorului de terminare a lucrării, 

p) Recepţia, 

r) inchiderea tehnico-economicá a lucrării, in baza dosarelor de recep- 
tie gi a situatiilor de plată definitivă gi înregistrarea investitiei ca mijloc 
fix. 


3.1.2. Atribuțiile executantului, în vederea pregatirii si executárii 
ivoršril, sînt următoarele: 

a) Întocmirea contractelor. 

b) Comandarea la furnizori a meterialelor necesare, extrase din DDE. 

c) intocmirea, in colaborare cu beneficiarul, a graficelor de executie 
a lucrárii, in funcţie de termenele de p.i.f. 

e Stabilirea necesarului de forte de muncá gi utilaje. 

a) inceperea lucrărilor în ordinea lor tehrologicá. 
J ntocmirea situaţiilor de plata, trimestrial: si anual... 
E) Anuntarea beneficiarului $n momentul terminării lucrării, in scopul 
convocării comisiei de recepţie, 

h) Participarea la recepţie, în calitate de asistent, 

i) Urmărirea închiderii şantierului, întocmirea situaţiilor de plata 
definitive şi lichidarea tehnico-financiará a lucrării, 


„2, Documentatia de execuţie 


Documentul de bază pentru executarea lucrărilor de montaj ale aparata- 
jului de comutație secundară, aferent staţiilor de llo kV/MT, este proiectul teh~ 
nic de execuţie al investiţiei respective, care cuprinde: 

- amplasarea aparatelor pe confectiile metalice de fixare, inclusiv 
dimensiunea şi poziţionarea decuparilor; 

~ schemele de principiu si desfügurutes 
schemele de montaj cu sirurile de cleme; 
jurnalele de cabluri; 
memoriul Si documentaţia economnicá, to 8 


yd d 


Proiectul de ex secubie trebule sá continá toate detaliile necesare exe- 
cutárii montajului aparateler gl circuitelor secundare, fără să necesite alte 
explicaţii suplimentaro. : 

Desenele de exeeutie trebuie să trateze în detalin toate problemele le- 
gate de realizarea lucrării, si anume: 

a) Planul de amplasare si decupare 

Principalele elemente care trebuie să rezulte din aceste planuri sînt: 

vederea din faţă a dulapului (panoului) gi, dacă este necesar, si‏ ہ 
de comutatle‏ و مل ہس vederi ale interiorului dulapului pe care se amplasează‏ 
aecundará;‏ 

~ detaliile referitoare la realizarea suporturilor pentru aparate si a 
girurilor de cleme; 

- detaliile de realizare a circuitelor secundare (aperate gi conductoa- 
re de legătură); 

- detaliul privind montarea etichetelor din material plastic. 

Planurile de amplasare gi desupári trebuie să fie complet cotate si ۴ 
cuprindă precizări cu privire la matricole (tip STAS, furnizor, mod de execut} 
ους»). 

b) Specificatia de aparataj 

Din one proiectului tehnic si de execuție, inclusiv din planul 
de amplasare, trebuie să rezulte tipurile de „aparate care urmează sá se fixeze 
pe confectia metalică, Din planuri trebuie să rezulte ura oTe precizări: 

— simbolurile aparatelor; 

— denumirea aparatelor; 

— tipul, codul, furnizorul, caracteristicile tehnice; 

- materialele (conductoarele) cu care 8e execută conexiunea, cu preci- 
zarea necesară (tip, cod, furnizor ete,); 

- modul de pozare a conductorului ¢ 

- specificatia, destinaţia circuitelor şi a schemelor de principiu gi 
desfăşurate, utilizate in proiect. 

οὗ Planul cu textul etichetelor cuprinde: 

- simbolul aberats tin 

textul de inscrip}ionare.‏ ہہ 

Acest desen, împreună cu planurile de amplasare a aparatelor pe con- 
fectiile metalice soluţionează execubla etichetelor din material plastic si mon- 
tajul lor in Daer be (dulapuri). 

d) Planul. de amplasare a panourilor si a dulapurilor, din cere rezultă: 

poziţionarea panourilor gi a dulapurilor, dimensiunile de gabarit, 
destinaţia, simbolizarea, vopsitoria 

- specificatia baretelor (Ave tinatie, simbolizare, vopsitorie etc.). 

Memoriul proiectului de executle trebuie sá cuprindá urmátoarele 
capitole: 

1. Obiectul lucrării, 

2۰ پٹ موق‎ (6 tebniceș 

aonstruciia metalicü; 
~ acoperirea de protecție; 
- echiparea electrică; 
~ protecţia prin legare la pănînt ς 


~ aparatajul. 
5, Conditiile de functionar 
à. Regulile si metodele de voririoere a calitatli. 
De Măsurile cu privire la N.P. Si P,5,I. 


ES "iler de montaj 


1 contractarea lucrării se începe pregătire a materialelor necesa 
ctuează global, pe întreaga lucrare, în conformitate cu prevederile 
materiale din devi 
in cazul anor lucrări in care intervine si ochipare electrică, stabi- 
ونم‎ tuturor materialelor si operaţiilor necesare 1Π procesul de montaj se de- 

προς atît pe baza proiectului, cit si pe baza 4 relov de execuție, 

Principalele probleme care trebuie solubionate in scvasta etapă sint: 

a) Verificarea dacumentatiei de executie 

în acest scop se va urmări ca documentaţia să cont inde 

۳ - precizarea elementelor specificate Lë pet. 3.1., precum si a alter 

detalti aecesare montajului ; 

- concordanța dintre proiect și desenele de executie. 

Vor fi evidenţiate si se vor ώς cu projectantul investitiei even- 
tualele erori de montaj. 


Ma 


fn cazul unor omisiuni, erori sau neconcordante, responsabilul de mon- 
taj al iucraril va solicita prolectant ului (prin beneficiar), solutionarea, pro- 
blemelor respective. 

De asemenea, responsabilul de lucrare va lua masuri pentru E um 
actelor normative, presoripbiilor etica, indicate în documentaţia de execuţie 

Pentru luerári ou dificultabi deosebita (de exemplu, lucrări in apro- 
pierea instalațiilor sub tensiune), se va solicita din timp întoomirea tehnolo- 
giei de montaj, pentru cazul specific respective 

b) Asigurarea necesarului de aparate, materiale, scule gi dispozitive, 

n baza definitivării necesarului de materiale şi repere, responsabi- 
lul de montaj al lucrării va lua măsuri pentru asigurarea acegtora.. 

Pentru reperele care urmează să fie executate de unitatea de montaj, 
ge vor stabili termenele de execuţie 

Pe baza clauzelor contractuare, se va stabili cu beneficiarul. termenul. 
de livrare a aparatajului si a construcţiilor metalice pe care se fixează apara- 
tele, Se stabilesc apoi: volumul total al lucrărilor de ex ۲60066 a circuitelor 
gecundare, graficele de'execubie cu termene intermediare gi termenul final de pu- 
nere in funchiune. Se vor stabili formaţiile de lucru, sculele gi dispozi bivale. 
necesaree 


Toate aceste măsuri cu caracter tehnico-organizatorio sint necesare în 
scopul respectării unui anumit ritm al lucrării, pe baza aprovizionării din timp 
a materialelor si a existenţei tuturor reperelor din plan, 

Exetutantul va urmări pe parcursul aprovizionării ou materiale, resp 
tarea oalitahii acestora, după sum ٤< 

a) Aparatele preluate de la beneficiar trebuie să fie în perfectă sta- 

re, sá nu prezinte deformări, accesorii lips eto, Ble trebuie sá corespunda ti- 
pului gi caracteristicllor tehnice prevăzute în proiecte 

Fiecare aparat va fi însoţit de certificatul de calitate, care va fi 
păstrat de responsabilul lucrării de montaje: 

b) Construcţiile şi suporturile metalice, organele de asamblare sto, 
trebuie să rie executate conform precizárilor din proiect (norme interne, 
BTAS-uri de fabricaţie, desene de execuţie etc.). 

Acestea nu trebuie să prezinte deformări aau deteriorări, 

` Materialele ce vor fi folosite la montaj trebuie să corespundă preve-: 
derilor din proiect (tip, dimensluni, caracteristici, furnizor, STAS~uri, normo 
tehnice de ramură eto,), 
a) Aparatele gi materialele vor fi depozitate în spaţii amenajate سوه‎ 
respunzátor, ferite de "d "iind de acţiuni corosive, "us pericolui deformarii 
E deteriorării prin lovire 

La manipularea ei depozitarea aparatelor se vor respeota prevederils 
menționate pe ambalaje 

d) Substanțele inflamabile (lacuri, vopsele, diluanti ete.) vor fi de=- 
pozitate in încăperi speciale, în conformitate cu normele Ῥοβ.,Το 


bat 


298. Amplasarea si fixar fixarea aparatelor. 


«Hele Verificări înainte de monta; 
nainte de montarea aparatelor si a circuitelor de comsndá-control, 
se va face o verificare atentă a panourilor gi a confecţiilor metalice, pe care 
ge montează aceste aparate, analizând cu atenţie proiectul de execuţie, aparate-: 
le gi reperele ajutătoare, sortate La locul de montaje 
Verificările se vor referi la următoarele elemente: 
a) Construcția metalică 
Confectia metalică si suporturile nu trebuie să prezinte deteriorări, 
deformări vizibile, lucrări de vopsitorie incomplet executate sau deteriorate, 
Decupšrile trebuie să fie corect executate gi să permită montarea apa- 
ratelor, fără completări sau decupári suplimentare, 
Spaţiul destinat montării fiecărui aparat trebuie să permită manevra- 
rea aparatului, fixarea lui si executarea conexiunilor respective. 
Suporturile sau alte elemente ale confecției metalice pe care se fi~ 
xează aparatele trebuie să fie prevăzute cu borne de fixare a legárilor la pä- 
mint. 


DE 


b) Aparatajul 

Toate aparatele trebuie sá corespundă specificatiei din prolect (tip, 
cod, caracteristici etc,), si fie in perfectă stare (sá nu prezinte deteriorări 
ca urmare 4 trang sportului si manipulării) gi să nu albă accesorii lipsă. 

c) Organele de asamblare (suruburi, piulite, scoabe eto.) 

Aceste elemente trebuie să tie procurate la dimensiunile si caracte- 
risticile din proiect, in cantitápi corespunzătoare şi în perfectă stare (πᾶ nu 
prezinte deteriorări ca urmare a manipularii sau conservării necorespunzütoare), 
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i5. Recomandári privind fixarea aparatajului 
n ceea ce priveşte ordinea de montare a elementelor, în cazul echipá- 
rii unor tablouri pe care se află mai multe feluri de instalaţii (de proteotie 
de automatizări eto.), se recomandă mai întîi montarea instalaţiilor de proteotie 
De exemplu, in cazul protectiilor de distanţă, a instalațiilor de auto- 
natizare (RAR), a protectiilor diferentiale, ordinea eate urnătoarea: 
س‎ verificarea generală a panoului de protecţie pe care urmează să fie 
amplasat aparatajul, verifizarea cotelor date în planul de amplasare gi „decupări η 
~ fixarea releelor aferente protecției de distentá,; 
- fixarea releelor aferente protecţiei diferentiale;. 
~ fixarea releelor aferente automatizărilore 
La fixarea aparatajului pe panou şi suporturi se are în vedere ca exe- 
cutarea montajului să se facă evitindu-se gocurile sau potrivirea forţată în go- 
lurile de decupaj sau prin nrinderea cu şuruburi, 
Sigurantele tip LS trebuie montate pe suporturi eleotrâtzolante, 


3.5. Montarea si vopsirea baretelor 


Barele rotunde, denumite barete de comandá gi semnalizare, ge fixează 
pe constructia metalică prin intermediul izolatoarelor de baretă, 
Detaliul de fixare a izolatoarelor de baretă de suportul metalio este 


prezentat în anexă, 
Principalele categorii dé operații ce se vor executa sînt: 


3.5.1. Verificarea înainte de montaj 
A) Baretele trebuie πᾶ aibă secțiunea de Ø 6 mm, Ø lo mm, din cupru, 


corespunzátor cu prevederile din proiect, 
b) Izolatoarele de barete se vor verifica pentru a nu prezenta crăpă= 


turi si lovituri, 
EN Suporturile metalice ale izolatoarelor pe care se fixează baretele 
trebuie sá corespundá prevederilor din proiect, ca dimensiuni gi numár, 


3.5.2. Instructiunile de execuţie 

a) Beretele se execută din bará de cupru (Cu), de sectiune circulară. 
Bimbolurile si culorile trebuie sá fie date în proiect, 

b) Montarea baretelor se va realiza pe suporturile izolatoare, :ucce- 
siunea operaţiilor de montaj fiind următoarea: 

=~ montarea pe suporturi a izolatoarelor de baretă necesare; 

- sortarea baretelor după lungime; 

~ pregátirea baretelor gi indreptarea lor; 

- însemnarea baretelor pentru indoire; 

- ¿Índotrea baretelor: 
însemnarea barevelor pentru tăiere; 
tăierea baretelot'; 
stabilirea dispunerii baretelor pe unul sau mai multe rînduri; 
montarea baretelor, asigurindu-se paralelismul lor (2 mm/m); 
executarea conexiunilor între barete gi piesele de contact; 
- verificarea montării gi inscriptionárii baretelor, conform notații- 


lor din pre Ae ad de echipare; 
~ vopsirea baretelor; 
~ inscriptionarea şi montarea mungoanelor de baretă, 
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3.6. Executarea conexiunilor 


3.6.1. Racordarea aparatajului Ge comutetie secundará din staţiile de 
ilo kV/MT ze realizează cu conduotoare din cupru sau aluminiu, eu izolație din 


PVC. 

HOTA. În conformitate cu normativul PE 102/85, pet.4.8., se folosesc, 
de regula, conductoare gi bare din aluminio, utiliza rea conduc- 
toarelor si bareler din cupru urmind a se face in urmátoarele 
cazuri 
- la circuitele care alimentează receptoare amplasate în medii 

cu pericol de explozie; 
- in încăperi ^ spaţii din exterior cu mediu corosiv, in cazu- 
zare stabilitatea chimică a aluminiulul nu este core! 
i numai dacă instalaţiile nu pot fi realizate în 
arentii corosivi respectivi; 


uli, automatizare, măsură şi semnalizare 
ler do alimentare si tablourilor de coman- 
nunes in aluminiu rezulta mai mare de Lome 
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La executarea conexiunilor la aparataj se va urmări respectarea urmü- 
toarelor condiții: 

- sechiunea conductorului de racord trebuie să se încadreze in limite- 
le indicate 20 prospectul aparatului, de către fabrica constructoare, 

- conductorul trebule sá alba sectiunea prevázutá in proiect; nu se ad- 
mit abateri decît cu acordul proiectantului; 

- sá se asigure forţa de stringere necesară contactului, corespunzător 
curentului nominal. 


3.6.2. Conductoarele utilizate la racordul aparatelor pot fi; 

~ conductoarele rigide din cupru sau aluminiu; 

- conduotoare flexibile din cuprua 

Tipul de conductoare utilizate va fi cel indicat in proiectul de exe- 
cutie si uzinare, 

In cazul conexiunilor íntre aparatele montate pe suporturi mobile gi 

aparatele montate pe suporturi fixe, vor fi utilizate obligatoriu conductoare de 

cupru flexjbile, 

in lipsa altor precizari se vor utiliza conductoare avind urmátoarele 
oulori; 

- rogu, pentru conexiuni de curent alternativ; 

albastru, pentru conexiuni de curent continuus‏ مہ 

In cazul conductoarelor de legare la pămînt, se va folosi culoarea 
"verde-galben", pentru conductorul de nul de lucru gi do protecţie, si culoarea 
"negru", pentru restul conductoarelor de protectie, 


3.6.3. La execubarea conexiunilor intervin următoarele operații: 

~ confecționarea tilelor; 

- montarea conductoarelor; 

~ rigidizarea conductoarelor. 

Executarea tilelor constă în tăierea la lungimea necesară (de regula, 
3Zo-40 mm) si inseriptionaro 7a textului, în conformitate ou cel indicat in proiec- 
tul de execuție gi uzinare. 

Pentru confecționarea tilelor se vor utiliza tuburi din PVC de culoare 
alba. 

La alegerea diametrului interior al tubului se va avea in vedere asi- 
gurarea poziţiei stabile و‎ tilel la borna aparatului, gi anume: 

- diametrul interior al tubului va fi egal cu cel exterior al conduc~ 
torulul, in cazul in care acesta nu este prevázut cu papuci; 

- diametrul interior al tubului va fi egal cu diametrul tecii papuci— 
lui, in cazul conductoarelor racordate prin intermediul papucilor. 


3.6.4. Montarea conductoarelor comportă următoarele operaţii: 
7 stabilirea traseului oonexiunii si lungimii necesare; 

b) debitarea la dimensiunea necesaraé; 

ο) racordarea le bornele aparatului; 

d) rigidizarea conductorului, 


5.6.4.1. Stabilirea traseului comportă studierea schemei de montaj ei 
a construcţiei metalice, pe care se află aparatele montate, în scopul îndeplini- 
rii următoarelor conditii: 

- pachetele de conductoare care se formează in final să nu aibă dimen- 
siuni exagerate şi să nu incomodeze accesul la aparatele montate pe confectiile 
metalice; 

~ separarea traseului circuitelor de forţă de cele de curent continuu 
şi curent alternativ; 

— separarea traseelor de forţă de cele de circuite secundare; 

- realizarea unor trasee care să confere posibilitatea urmăririi si 
înlocuirii, prin demontare, a conductoarelor defecte, 


3.6.5.2. După stabilirea traseului se trece la debitarea conductoare 
lor, de pec, cu o rezerva de 5o-loo mm. 


5.6.4.2. Racordarea conductoarelor la aparate se poate realiza: 

- direct (fără piese lntermediare); 

- prin intermediul papucilor. > 

Modul de recordare este determinat de sistemul construcției in care 
i bornele aparatului, după cum urmeanie 

~ în cazul aparatelor cu borne in sistem clemá, racordarea se poate 


se realize 


face direct Ceonductoare monofilaro) sau prin inbermediul chemelop gift; 

- la. cazul aparatolor cu borne in sistem gurub (olk filetat), racer 
darea ye cui prin inbermedial papucilor ochi; se admito concebares dirección 
de, fornar ochiului) in cuzul seettiunilor pînă la 10 mw , La conduct 

pilor pads Lis 4 me, iu gazul eonductonrolor mulbiPiler ; espero 


taru má Πρ bout 


La racordarea directă, modul de fasonare a capătului de conductor esta 
conditionat de constructia bornel aparatulule 

La aparatele ale căror borne sînt similare. ‘ou ale clemelor de gir, por 
Kapen. مهو موه‎ a conductorului se introduce in borna de intrare in Linie 
dreaptš, 
În acest caz se dezizolează capătul de conductor, se introduce tila 
(inscripționată) pe conductor gi se fixează in bornă, astfel încît înveligul izo- 
lant al conductorului să între În borne aparatului e o porţiune de minimum 
2-3 mm, Se pen gurubul bornei gi se impinge tila pînă la orificinl de intra- 
ro in apar 
hr cazul aparatelor prevšzute cu borne ín sistem gürub, porțiunea deg- 
izolata se introduce in born’ sub formă de ochi, 

După dezizolarea conductorului gi introducerea bilei, se proosdează la 
realizarea, ochiului e 

in figurile 1 şi 2 sint prevăzute fazele de fasonare a ochiului la oon- 
ductoarele monofilare ei multifi lare, 

Racordarea directă se recomandă a fl evitată, îndeosebi la oonduotoare- 
le multifilares» 

Aceasta se poate realiza prin utilizarea papusilor (stift sau ochi) 
mentabi prin presare, cesa os duce la limitarea la operațiile de racordare, 


1 
اک 


GERT, 
-ᾱ--- tub din PVE 


- 


a) 


pesizolarea. cancuctorytur 
FOSONOrea ochiului 


Figele Fazele de fasonare a ochiului la conductoarele mono- 
filare: 
I-dezizolarea; II-monterea tilei; III-indolrea conductorului 
la bază ou olegtele 8 rotund; TV, V-indoirea conduotoru- 
lui la vîrf si formarea oohiulul, 


COP Autor ۱ 
desivalaf ® se Bayo. !ہہ ومن‎ 
e, 


Fig.2. Fazele de fasonare a ochiului la oonduotoarele multi- 
filare: 
I-dezizolarea şi montarea tilei; TI-impaértirea în două suvite 
de grosimi egale; TII- împletirea guvitelor;, IV-oositorirea 
ochiului cu bara. de cositor sau letoonul electri. 


La racordarea prin intermediul papucilor, aceştia trebuie sá corespun- 
dă STAS 1596-71 si normelor interne saucajetului de sarcini al furnizorului, 

La alegerea panucilor pentru legarea conductoarelor la aparate, se 
vor indeplini urmátoarele condiţii: 

~ construcţia papucului si dimensiunea sa trebuie să corespundă sl 
formei constructive a bornel aparatului; 
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= papucul ce urmeză să fie utilizat trebuie sá corespundă tipului de 
conductor cu care urmează sá fie executate jonctiunile; 

- acoperirea de protectie anticorosivá a papuculul trebuie sá corespun- 
dá condițiilor de lveru, care vor fi indicate obligatoriua 

Pentru îndeplinirea acestor conditil, sa vor respecta atit prevederile 
din prescriptiile si documentele de fabricaţie date de furnizor, cit si cele din 
proisct پل‎ ed tipul constructiv al aparatelor si conductoarelor de legătură), 

mbinárile conductor—papuc se execută prin presare şi lipire, în funa- 
tie de tipul îmbinării (tip conductor gi tip papuc), Astfel, conductoarele de cu- 
pru se pot îmbina prin presare cu papuci de fabricaţie I.I.9.Electromureg. 

Domeniul de utilizare, formele si dimensiunile, precum gi materialele 
sînt cele menţionate de fabricant, 

De exemplu: 

~ Papucii tip POS (P = papuc, O = clemá, S = gtift), W I D 1814-65 
(MICM-DGIET) se folosese pentru legături între conductoare gi cleme sau aparate 
ou borne de aceeasi construcție cu clemele, cu secţiuni pînă la 16 mm-, 

- Papucii tip PSI (P = papuc, = stantat, I = izolat), calet de gar- 
cini al MICM-OIMME, se folosesc pentru legături între conductoare si apagate pre- 
vázute cu borne surub (care necesitá ochi), pentru sectiuni dee la 4 mm^, 

Papucii "ip PSI si tip POS (sectiuni pina la 16 mm“) se monteszá cu 
ajutorul olestilor achionati manual, 


3,604.4. Rigidizarea conductoarelor, respectiv ordonarea conductoarelor 
pe pachete, se realizează prin :"ringerea cu bride din PYG, fixate la 30 = 50 mm 
distanță între ele, ) 

Pachetele vor fi rigidizate de confechia metalică ou ajutorul bridelor 
din PVO. sau din otel, 


3.7. Legarea la pământ 


La instalaţiile electrice de pe santier trebuie luate măsurile de pro” 
techie impotriva electrocutárilor prin atingere directá a elementelor ce se gá- 
sese in mod normal sub tensiune, precum si impotriva electrocutárilor prin atin- 
gere و‎ ισα 

n acest sens, se vor respecta cu strictețe normele de protecţie a mun- 
cii (PE 119/82 si STAS 2612-82, SPAS 6119-78, STAS 6616-85 si STAS 4lo2-85), 

Pentru orotechia împotriva unor atingeri directe, echipamentele vor fi 
inaccesibile, prin modul constructiv al instalaţiei, 

Pentru protecţia împotriva atingerilor indirecte se adoptă protecţia 
prin legare la pămînt, care se realizează prin racordarea părţilor metalice ale 
aparatelor electrice la instalaţia de legare la pămînt. 


3.7۸1. La executarea legăturilor de protecţie împotriva tensiunilor de 
atingere trebuie respectate, printre altele, si următoarele condiţii tehnice: 

a) confectiile metalice (panouri, dulapuri, rastele etc.) trebuie să 
fie prevăzute cu borne de legare la pămînt; 

b) construcțiile metalice trebuie prevăzute cel puţin cu cîte o bornü 
de legare la pămînt; 

c) în cazul panourilor de teleprotectie la care ajunge cablurile pilot, 
datorită posibilităţii aparibiel unor tensiuni periculoase, este necesară sepa- 
rarea circuitelor gi aparatelor legate direct la cablul pilot, într-un dulap spe- 

ial cu acces blocat, prevăzut cu plăci avertizoare, avînd inscripţia: "Pericol! 
naltă tensiune”, 


3.7.2. Verificarea legăturii la pămînt se efectuează prin asigurarea 
existentei prizelor tuturor circuitelor de protecție, precum si secțiunii cone 
ductoarelor utilizate, conform prevederilor din prolect. 


4. MĂSURI DE PROTECTIE ۸ 1 


La lucrürile de execuţie a circuitelor secundare, aferente stariiior 
de llo kV/MY, vor fi respectate următoarele prescriptii sl materiale documentare; 
- PE 119/82; 
- lustructiunile 1.b-Ip 34-80; 
- PE cah/Bl. : 
Avest prozram de masuri tehnico-organizatorice, aprabab de conducerea 
unitații, include toate wiuucile menite sá ducă la eliminarea posibilitabii de 
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ele 


accidentare a personalului PEN Condițiile de lucru sînt diferite, fieca rhe 
loa de muncă avind specificul său, Astfel, lnorarile ae montaj se pos dosfágur 

= ca lucrări noi; 

~ ca lucrări. de extindere sau amplificare a unor instalatil existente. 


4,1, Măsuri de protecţie a muneli la lucrările noi 


4,1.1, Personalul muncitor va fi instruit de către responsabilul de lu- 
orare asupra conținutului planului de măsuri tehnico-organizatorice, în cadrul 
căruia se desfăsoară activitatea de protecţie a muncii, 

Tastruirea periodicš se va referi la toate genurile de lucrări din ac- 
tivitatea desfáguratá de formaţia de lucru, Conţinutul instruirii trebuie să fie 
practic, foarte clar, rosponsabilul de lnerare convingindu-se prin întrebări οὔ 
fiecare membru al echipei cunoaşte normele ce trebuie respectate, 

n cadrul programului de instructa] periodie se urmáreso in mod deose- 
bit acele activităţi care pot genera accidente, cun Sint: transportul si manipu- 
lares de materiale sl aparataj (panourl, dulapuri, stelaje), folosirea de scule 
si dispozitive necorespunzátoare, neutilizarea in permanenţă a echipamentului de 
protecţie a muncii, nerespectarea regulilor de manipulare si utilizare a materia- 
islor inflamabile eta, 


4.1.26 Seful de luorare trebuie sš urmăreaacă personal respectarea de 
către bobi lucrătorii cu care participă la execuţie, a tuturor normelor de pro- 
tectie a muncii, sl îndeosebi: 

a) Folosirea corectă a racordului electric de la tablourile de distri- 
butie sau de la acele instalații în funchiune, care asigură energia electrică ne- 
cesará procesului de montaj, 

Orgonizarea de şantier trebule să fodopitnesadi condițiile impuse de 
prescriphille tehnice gi de normele de protecție a muncii, 

Punsrea $n funcţiune a acestor instalații va fi avizată în urma verifi- 
cării făcute de către şeful de lucrare sau de către o persoană oare are responsa- 
bilitatea protecției. muncii, 

b) Echipamentul individual de protecţie s muncii trebuie folosit efec- 
tiv, corespunzător ου activitatea prestatá, deoarece nu este suficientă numai do- 
tarea cu acest echipamente 

c) in cazul unor activităţi suprapuse, trebuie delimitate foarte pre- 
cis domeniile de Lucru, luindu-se măsurile care să evite accidentele in asemenea 
situații, 


d) Executarea lucrărilor la înălţive se face verificándu-se stabilita- 
tea construcției, starea corespunzătoare a scărilor utilizate, a centurilor de 
siguranţă ۰ 

Muncitorii care execută astfel de lucrări trebuie să corespundă din 
punct de vedere fizio si psihic acestor activităţi; atestarea din acest punct de 
vedere se face in baza unui examen medical. 

e) La executarea lucrărilor eu soule gi dispozitive acționate electric 
ae va verifica realizarea corespunzătoare a SEH la pămînt de protecţie 
{conductor de cupru cu 2 da minimum 16 mu 

£) 1 'onalul executant trebuie sá ci ا‎ in detalin mijleacele de 
prim-ajutor, fiii igatorii dotarea cu truse de orim-ajutor si prezenţa lor 
la locul de menta; 


3 de moutnj trebuie respectate următoarele măsuri de 
protacbie a muncii: 

n) Admiterca la ποτα a muncitorilor se va face numai in cazul în on- 
ro acestia si-au însuşit in uc ا‎ general cu privire la N,P.M, si cel spe- 
cial, corespunzátor lucrări caro le execută, 

b) ated fiecare ope tehnologică, înainte de începerea activitá- 
op verifica sculele gi dispozitivele utilizate, care trebule să fie în 
de funcționare 
or verificar 
"eB corespunzütoure a izolatisi cablurilor gi cordoanelor de ali- 
or si dispozitivelor راو و‎ 10081 2 electric; 
zarea } rilor la pšmint, in cazul utilajelor acționate 


bancuri ler s. soulelor prinse pe acostenj 
re B minerelor sculelor.: 
ganizate corespunačšbor procenului tehne- 


stabil& a 
وہ‎ corespunač 


te‏ افج وی سے 


psrii activit 
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- iluminatul geucisl gi local (se vor utiliza Lămpi cu tensiune redu- 
să, de 24 V); 

- organizarea depozitării sculelor, materialelor gi aparatelor în pro- 
cesul de montaj, în vederea asigurării culoarelor de acces ai a spațiilor de lu- 
cru (păstrarea curăvenlei, evacuarea ambalajelor, asezarea ordonată a sculelor 
şi dispozitivelor, materialelor etc.)1 

- ingródirea si marcarea zonelor periculoase cu tăblițe indicatoare de 
securitate, inclusiv iluminarea pe timp de noapte, 

d) Manipularea aparatajului se va face cu precautiile necesare evitü- 
rii accidentürii: 

- manevrarea in vederea montárii se va face corespunzător greutăţi! gi 
dimensiunilor de gabarit; in cazul. nparatelor grele, dirijarea o va face seful 
de echipă; 

- se vor utiliza obligatoriu paluarele gl căştile de protectio. 

e) Manevrarea sculelor si a dispozitivelor sel Louate electric sau pneu 
matic se va face de către muncitori calificaţi corespunzător, care vor respecta 
instrucțiunile de lucru gi N.P.M, ale furnizorulul, 

La operaţiile de aschiere se vor purta obligatoriu ochelari de pro- 
teoţia. 


f) Muncitiorii care Lucrează cu substanțe nocive vor purta mănuşi şi 
ochelari de protecţie, Ori de cite ori este cazul, îşi vor spăla mîinile cu apă 
ourată, 

g) Lucrările la înălțime mai mare de 1 m se vor desfagura cu urmütoare- 
le precautii: 

۲ - verificarea stabilităţii (fixdrii în pardoseală) a construcţiei me- 
۷10 

- $n functie de dificultátea operaţiei, se vor utiliza mese sau ban- 
curi de lemn; ] 

- in cazul utilizării scărilor rezemate, acestea vor fi in stare oores- 
punzátoare gi nu vor fi rezemate pe suprafeţe 810 4 Capetele scărilor vor 
fi prevăzute la partea superioară cu círlig, iar la partea infericarü su tampoane 
din oauciuc, 


4.2. Măsuri de protecţie a muncii la lucrárile de amplificare 

La lucrürile de amplificare, gradul de periculozitate creşte, ceea oa 
impune in afara müsurilor preconizate la pot.4.1., adoptarea unor măsuri. supii- 
mentare, în conformitate cu prevederile normativului PE 119/826 

Măsurile tehnico-organizatorice care se impun vizează ¿în principal, 
următoarele; 

a) Întocmirea unui program de lucru, in care se va indisa fiecare loc 
in care se desfăsoară lucrarea, perioada de Lucru si personalul care urmează 8 
execute lucrares. 

b) Personalul care executá lucrarea, considerat si "personal delegat” 
va intra in instalabie numai după admiterea la luoru, corespunzátor normativulul 
PE 119/82, 

c) Lucrárile se vor face numai in zonele stabilite de orgenul de ex- 
ploatare, zone ce se vor maroa cu indicatoare corespunzătoare (îngrădiri, plăci 
avertizoare etc.). 

d) Verlficürile lipsei tensiunii se vor face de către personalul de 
exploatare ori de cite ori este cazul, 

e) Şeful de lucrare va asigura supravegherea permanentA a luordrilor, 


Mi jloace individuale si colective de protecyie 
a muncii 


La montarea aparatelor de covutatle secundará,se vor folosi urmátoare- 
le mijloace Individuale gi colective de protecție a muncii: 

~ cascu de proteckie; 

- palmire; 

- οἱ, πο diu ceuciue dielectrice; 

-- minusi din cauciuc dielectrice; 

= ochelari de protiachles 
on pentru detectarea tons unii, de 0,5 KV; 
~ brosó medicală de pria- aduer 
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6, MĂSURI VE PREVENIRE 


Sake La apli 
009/81 si 


respecta normativul 
ive la prevenirea si 


5.2. Pentru 
sa vor prevedca: 


itelor secundare 


Zutai gi a bluumuluil, 


la cablurile po- 


ar 'à 
~ ignifugarens 
- unmigurarca 

ilor din 


pentru com- 


hat prea 


manire 


B. a {πε ATAPI Ve de comandă 
gi control, jarea camer Aves odere urmBütose 


rale: 


- toate intrárile pitre, tablouri, 
cutii de relee et trebuie gletuite cu ip» 


nos pe ambele park 


te prin 
snu minera 


Ci 
a Det 


aa 


itele de 


din PVG, cu 


1 
plu, ceramice) 
incendiu Ri x 


peota urm Loare 
na este 
toare de gcinte 


- ste: interzi 1 


rial plastlo, pentru de- 


3 


A 


interz generatoare de sointei 


£t 


5.5. Spatiile in care se depozit 
bile se vor dota cu miji 
zoare: "Pericol de incendiul 


An ipfis-‏ نید ارچ 


yscundare se vor lua upmă= 
toarele má i 
VWL 

ile 


incendiu, preoum 


chi mice, ul 
Lei, conform i 


arhon in intorventii in in- 
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6» LISTA SOULELOP SI DISPOZITIVELOR NECESARE ECHIPELOR 


DE MONTAJ 


Glegte patent 

Burubelnive mari 

Surubelnite nici 

Surubelnife mijlocli 

Surubelnive mecanice diferite 
Cleşte de dezizolat condustoars 
Cleşte de sertizat papuci 

Ciocan de lipit electric 

Dispozitiv de desizolat conductoare 
Dispozitiv de gáurit duplex 
Dispozitiv de tálat bare din aluminiu sau cupru 
Maginá electrică de găurit pe bane 
Menghine 

Banc de lucru metalic cu balot de Lemn 220 x 1200 ma 
NivelA ou apă 

Ciocan din otel de o,5 = 1 kg 
Perástráu de tăiat metal 

Pile late de 400 mm, aspre 

Pile late de 350 um, semifine 

Pile Beni rotunde de 450 um fiue 
bile sewirotunde de 450 mm, Aspire 
Pile patrate de 250 uu 

Metru de lei 

Vinclu cu talpa 9o? ~ joo inn 

Vinclu cu talpa 45° ~ 150 um 
Dornuri din otel,diferite ff 6-1o nu 
Bpipuri din opel de joo mm 

Burj;hiu spiral din obel de 2-10 mu 
Burphiu spiral dia opel de lo-2o mu 
Truse burghiu de filetat M 6 = M 16 
'"rus& chei dreapta M 6 — M 32 

(posa chei tubulare M 8B = M 32 
Prusá chel inelare M B ~ H 32 
Gubler de 150 am 

Perie din opel (pentru Tndepastat rugina) 
Compas din opal de 250 um 

enci din Lenn duble 

eri din Jen simple 


Transformator de putere de $00 Y, 227o/2^*4 V, penbra 
lempi da iluminat portative 


Lütpi portative pentru 24 V 
isi pentru andeeptav prolliuc din obel 
vir cu pluti 


Lampi de buaziná de sf 


D fo ka 


DI 


= 


mno‏ بر تم بر m‏ وج سر رح 


EM 


but. 
buc. 
bug. 
buč. 
buc, 
bule 
buc. 
buc. 
buc, 
buo, 
bug. 
buc, 
buc, 
buGe 
buc, 
buc, 
buc. 
bug. 
bus, 
buc, 
buče 
buGe 
bug, 
buc. 
bude 
buc. 
buc, 
buc, 
buc, 
buc, 
buc, 
bude 
bus. 
buc. 
bac, 
buc, 
buc, 


buc, 


buc, 
buc, 
buc, 
kipe 
bula 
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Ze FORMATII DE LUCRU 


Formabiile de lucru, ca număr si componenţă, se determină in func- 

i le volumul de lucrări gi de felul acestora, Pentru cele mai importante cate- 
vid de loeréri sînt necesare, orientativ, următoarele formaţii de lueru; 

a) Montajul aparatelor gi conexinnilor la aperate; 

^ | electrician categ, 6/1; 

- 1 electrician categ. 3/1; 

^ i eiectrioian categ, 2/1» 

b) Montajul barelor: 

l electrician categ, 4/1;‏ ہہ 

~ i electrician categ. 2/1. 

c) Vopsitorii şi insoriptionaris 

~ J. electrician nateg. 3/1. 

Necesarul prezentat esto minimal, Pentru asigurarea realizării oricá- 
vor oporavli de montaj, se recomandă utilizarea următoarelor formatiis 
~ set de echipă-electrician categ. 6/1; 
— ajutor gef de echipá-electrieian categ, 4/1; 
~ l electrician cater, 2/11 
~ l electrician categ, 2/l, 
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ANEXA 1 
LEGISLAȚIA ۸ 


SPANDARDE 


STAS 1996-71 ~ Papuci pressti sau turnavi pentru conductoare multifilare din 
CUPL. 


BTAS 2612-82  — Protectía împotriva electroocub8rilor. Limite ص8۱18‎ 
STAS 4102-85 = Piese pentru inatalabii de legare la pămînt de proteakie, 


STAS 6119-78 =~ Instalapil electrice de joasă tensiune. Instalații de legare l€ 
pămînt de protectie, 


STAS 6616-83 =~ Instalaţii electrico de joos tenslune. 
Tnstalatii de legare la nul de protectie. 


PRESCRIPTIT 


PE 009/81 — Norme de prevenire, slingere si dotare împotriva incendiilor pene 
tru ramura energial electrics gl hermics. 


PE 119782 —- Norme de protecție a muncii pentru lustalatlile "١1467106. 
PE 503/86 Normativ de proicotare a instalatlilor de comandă si control din 


centrale si staţii electricas 


i.E-Ip 27-82 سح‎ Índrumar de proiectare privind lnstalaVille electrice, sanitare, 
de încălzire şi ventilație din statiile de uranstormava de llo kV, 


2 E- „Ba - Instrucţiuni de prolectare, execuţia gi exploatara privind ame- 

i.E-Ip 25-8 Inst iuni de prolectare, ble gi exploat privind 
najirlle gi dotirila necesare fa staţiile de transformare din 
punctul de vedere al P.S.I, gi de protecție a munoil. 


2.E-FT 60-85 - Executis instalațiilor electrics, sanitare, de inoülziro si ven- 
tilavie în stabiile de transformare, 


PE lo2/85 =- Normativ pentru proiectarea si execuţia instalatillor de oonexi- 
uni gi distributie cu tensiuni pînă la loco V مدمه‎ in unitățile 


energetico, 


PE 111-7/85 — Instruatiuni pentru proiectarea stalil 


ilor de conexiuni s! trans 
formare, Reprezenterea si marcarea inst 


alatlilor elestrice. 


PE 501/85 ^ Normativ privind prolectarea protectililer prin relse sl automa- 
tizărilor instalatiilor electrice ale centralelor gi statlilor, 


PE oo6/Bi = Instructiunl generale de proteobie a muncii pentru unitabile 
Ma. Be 


Proiect LR. — Comutatia secundará m statitlor de llo/2o kV eu bará simplă sede 


41101 02 tionatü, integrate in sistemul de beleconducers n inatalatiíllor 
R 967-86 prin calculatoare da proces, 
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ANEXA 2 


Fila 1 
APARATE DE OOMANDÁ 
CHET DE OOMANDÁ SI BUTOANE DE COMANDĂ FABRICATE 
i ÎN Ἠ.8.Β. | 
Clasificarea 
Tabelul 1 


Á 
intreprinderea Subgrupa 
constructonre de aparata 


I.E, Botogani 


Te Ae Be I. Tita 


SUBGRUPA A 

a) Chele de comandă, Cara lampă de semnalizare ood 1181. 

b) Cheie de comandá, ou lampă de semnalizare, ood 1187. 

ei Cheia de comandă tip 0 lo, ood 1188. 

d) Cheie de comandă, cu lampă de semnalizare, tip 0 lo, ood 1189, 
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ANEXA 2 


-Fila 2. 
CHEIE DE OOMANDA FARK LAMPÁ DE SEMNALIZARE 
Garaotoristioile tehnice 
Curent alternativ — ۱ TABELUL 2 


Felul curentului 


Jensiunea nominala 


(v). 


beet? Vamal 
4). 


Felul curent lus 


TSUNEO ۵ 
(v). 


JE 


Curen M, namina! 
( A) 


Vorronta A. 


ος یں‎ CT سے‎ 


ANEXA 2 
Fila 3 


GHEIE DE COMANDĂ CU LAMPA DE 8 7 


Caracteristicile tehnice 


Curent alfernativ 


AN ri ο RR ہے‎ 


___ TABELUL 4 


Fetul curentul 


Jànsrioe nominală 


Corental nori 
(A) 


5 ۲ T 
Curent continua 


—— تا یں ویج‎ te art Peri اتا‎ E a em aa 


۰ 7 7 « 
Fee curentii 
Jennie سے نی‎ 

tw} 
TU ae a re 
Curenta? Qo | 


(A) 


Borne 
Cureni cantine 


[a 
C 


4 
ri^! 


5 


Ew 


x 
x 


Teh ae‏ اہ 


i 


< 
= 
x 


x 
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A Vw RE C 


LETALU dE FIXARE 


| 
| 


DA SEMNALIZARE 


VABI GC. 


چس 
Wap ١‏ 
fof pa ey‏ تھے 
le‏ 


DEFALIU DE FIXARE 
1 


۱ | ch 

H 

[y ze H 
( E ii 2 i 
v $ i 


— 23 سے 


Buton patrat ciuperoá 


mE 


Buton eu lampă 


gu 


CĂ npapca 


placă pë 


س 24 ہہ 


11) 


Codul 


ο. 


2 # 


cry‏ ہج 
Arc 214‏ 


105 COMANDĂ 


Mp mme شس سس ہہ شش‎ ο OEEO A VO IE 92 


nativi Curent, continuu 


Pensiunea 
y 


(V) 


Curentul 
CA) 


Ourentu? 


| 
| 


ANEXA 2 
File 6 


Caracteristicile tehnice 


ο “μα کت‎ 


Tabelul 7 


(meči: nominal 
Tipul (V) (A) 


Buton BF 6 500 V 6.8, 6 A la 500 Y 


Buton BDAD 220 V 9.0. 2 4 la 220 V 


m igrana se prva 


۳9 σοι, ZA τῳ wo Fim p 25 = 
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ANEXA 2 
Fila 7 


BUTOANE DE COMANDĂ 


Caracteristicile tebnice 


TABELUL 8 


DENUMI REM 
DPOD/SULUI 


سم سوہ وش سیت 


3772-3775 یت مت 


Ds ci +192 8 


cy perce l 


Burton CROC AT 


cu d mp I725 - 3726 


| Chere we comoná ce | 
placa prod 


Mte یر زو‎ νο. 


376G - ۷ 
Borne 


cy 3922, 375, 
4797, 37% 


IIS NICE: 


4 + 
Limens/unt 


ANEXA 2 
Fila B 


- El = 
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Tipul 


——— 


ον μου. za — 
pa ہر سی شش شش‎ — QA 
i d d 


Baton tip 


an 
BF 


Butan hp 


b. 
SCHEME 
ELECTRICE 


DIMENSIUNI 
DE | 
GABARIT 


SE 


BUTOANE DIVERSE DE COMANDA 


ει. Goracteristigilo tehnice 


TENSIUNEA 
“NOMINALĂ 
(V) 

5D0WV 5.3. 


90 ۷٢ 


A ——————— 
d -ᾱ i 
pe 


i 
H 


E SE E 


ANEXA 2 
Fila 9 


TABELUL 9 


CURENTUL 
NOMINAL 
LA) 


la 500 Y 
BA o vos. pel 


la 220V 


PR ۱ 


ANEXA 3 
Fila 1 


APARATE DE MĂSURĂ $1 CONTROL 


Tabelul i 


7 ا eae PEPA‏ ںار موس 


Întreprinderea 
constructoare 


Subgrupa Tipul aparatului 


Aparate magnetoelectrice ou ax central M 52, 
M 53, M 541 


I.A.H.M. Timişoara 


| 
Aparate feromagnetice de tablou 1 EQ - 144, | 
1 BQ - 96, 1 EQ - 72 


Aparate feromagnetice de tablou cu sx cen- | 
tral E 52, E 53, 5 5%, E 541 


Contoare T2 OA 43 
Gontoare T2 CA 32 gi CR 32 


Traductoare electronics pentru πάπαν} elee- | 


Aparate ferodinaulee de tablou D 4 | 
trice | 


j 
1 
Cosfimetru de tablou 11 - 6 | 


c 


663501, 5,2, RU Piti 


م 29 — 
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ANEXA 3 
Fila 2 


belul 5. 


KETO ET 


APARATE FRROMAGNETION DE TABLOU ۱8 144, 280 96, 


l EQ 72 
Caractoristicilo tehnice TABELUL 4 
TIPUL AEG A Lh. iq 5 a JE: LEQ Το 4 


| Gaba- i Frontal ` 


| viso de praia ` 


ETT remm | testeo | 


Lungimea ۰ opze 


s tap e = ΕΝ m, Na; 
So(eu) Hz UH | 


Ui سو‎ | 03 či 3 


μμ A == e 
a Z 1 Tru x Z K E zl 
(ars 


ANEXA 3 


Fi la 5 


- 3 la 


we 


ANEXA 3 
. Pila 4 


APARATE FRROMAGNETICE DE TABLOU CU AX CENTRAL 
E 52, E 53, B 5%, E 1 


Dimensiuni gi borne 


el boer d 4 


ANEKA 3 


Fila 5 
Caracteristicile tehnise 
TABELUL 5 
-- az M AE, 
E Tip apart E53 ESD, ES j EB 
Gaborik Mr frontal ` ox ΧΟ mm | kosa A00 tria Mont pue | 
"TO. Ne San 
سوا سا‎ a, sodi grace dai. ii OR RNE.. e ie o... 
žali گنت‎ PRA MEA E E 
وت اف ات ا‎ ολα SEMEL roa eS da 
e Sei jami Je Seed) Pe RN 
ia. | 5: 
Laia See 24 dE 
_ 9 US oot ۲5 navala. | 
domeniile de rie ig : 
_„Ampertnetiale se oiron în moi mullo variant: 
= CU ۵ 6 = ou sob ardeii ui leti «Ὁ δ. con > 
(o Ca 88068 ۱ BS vi یه نبا‎ 
: extinsa کیٹ‎ O6 -SOA, 


— au ۵۵ orth hronalermaler de măsură: ` 
-gu secundar da SA - Oa st, 5 قاجہواوادی‎ : j 


> DA اک‎ Ὁ d eral 
00 is 
—eu s9cunder de A o — بے اڈ‎ 
70 6اه‎ unitaterola 


: GR Ap fedt, 3 
~Volimehwle se abria in هنن‎ Hanks 00 
- cu conectare dieci miu ûda usote t;  6-6ooV ; 
— cu conector prin πόθο = ču ناه‎ dare de fool $ se. σος 
de meos Wuere Amas tel i kas - 4۸00۷ ۔‎ 


ΑΟ MN » | TABELUL 7 

KEM Γον A eee 
0-۵ Se Me: SLE. iz = 
MINOS due ES3 ROCA ) e MS Oft) 


E 70 Can 50 ۵۸ 


[5-λ1οον | seujmo | Ss? | [ESk | Somm] 
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2 Mm (EDIM 
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ANEXA 3 
File G 


INAMICE DE TABLOU D4 


garagteristigsic ustnice 


TABELUL 8 
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CONTOARE T2-GA ^ T2-CR 43, T2-CA 43 P 


Caracteristicile tehnice 


Tensiunea 

(urenvli de baza (maximum) pentru ooneotare 
prin transformator do ۵ 

Gurentii de bază (maximum) pentru conectare 
direotá 


Freovonta nominală 

Clasa de precizle ۱ 

Pierderea de putere in circuitul de tensiune 
Pierderea de putere in circuitul de curent 
Curentul de pornire 


Mersul in gol 


Masa rotorului 
Viteza rotorului la parametrii nominali 
Cuplul nominal 


ο ο ὧν» 
D 
No Oz on 
Ow Qa 9 DO 
> i> Es No 
Le. we مه‎ LANA, 


Bo - 110 % Un 


62 g 
18,5 rot./min 
11 g/cm 


ANEXA 2 
Fila 7 


10(20)4; 
15(45)A; 


- 35 - 


~ 36 = 


CONTOR T2-CA 32 BI T2-GR 2 


Tens i unea سیف‎ 3 x loo Y 


Mesa contorului — 200 3,5 


ANBXA 3 
Fila 8 


Ouren 811 de bază (maximum) . : A eas (1,2) An 1 (2) As 
21 2 (6) A 

` Preovenţa. nominală ۱ 50 5 6o Hz. 
Glasa de precizie à M 
Pierderi de putere in eircuital : i 
de tensiune 2 W; 8 VA 
Pierderi de putere în oireuitul ei) [rese 
de curent sub 1 VA 
Curent de pornire کال بن ات‎ $51, 

- Μοτο in gol - ο’ Bes رر‎ 
Masa rotorului Trai 62 g 2 
Viteza Potorului la paresčtrti 
noninali. y 27,8 15 
Cuplul romival 30 Ye rye $ 


^ Pierderile de putere in cirenitul de curent 


6650145. 


Caracteristicile. 


Tensiunea 


Curenţii de bază (maximum) 


Frecventa noninala 


Glasa de precizie 


Curentul de pornire 
Mersul in gol 
Masa rótorului 


Viteza rotorului la parametrii nominali 


Guplul nominal 
Masa contorului 


Pierderile de putere în circuitul če. tensiune. 


ANEXA 3 
Fila 9 


4 x Loo V 


1۸ 6012 4 12)4; 
SA; 3(6)Aj 5(10)A 


50, 60 Hae 
2,5 
sub l VA 
1 26 1 
Bo - ilo Ie 
62 8 
27,8 rot/min 
9,2 geom 
3,5 kg 
2 W, 8 VA 


Carsoteristigile tehnice T2eOR 43 


Tensiunes de referinţă 


Gurenbil de bază (maxim 


prin transformator de m 


Ourentii de bază (maximum) pentru conectara 


directá 


Frecvența nominală 
Glasa de precizie 


Pierderile de putere in circuitul de tensiune 
Pierderile de putere in siroultul de curent 


Onrentul de pornira 


Tensiunea de referinba 


Qurentii de bază (maximum) 


Clasa de precizie 


Pierderile de putere în circuitul de tensiune 
Pierderile de putere în circuitul de curent 


Curentul de pornire 
Mersul in gol 
Masa rotorului 


Viteza rotorului la parametrii nominali 


Cuplul nominal 


- Masa contorului 


2. FT 76-86 


Cei 


peste 60 6686 


3 x 220/380 V 
TAs 0,6(1,2)A1 
5(6)4; 5; 0 


i 

ο) 
5As io^; 15h; Pod; 
1 32۸ 
lo(40)A 


50; Go Ha 
2,5 

2 W4 8 ۸: 
Sub 1 VA. 


i 5. i. 


x ioo V 
Az 6(1,2)A; 1(2)4; 
(6)A3 543 ۸ 


VN 


1 
2 W; 8 VA 

gub l VA 

0,4 % Er 

80 = 11ο ZU 

62 8 

24 = 27,8 rot./min 
9,2 Ge cm 

3,5 ke 
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Caracteristicile 


Tensiunea de referinţă 
Curenţii de bază (maximum) 


Clasa de precizie 

Pierderile de putere in circuitul de tangiune 
Pierderile de putere in cirenitul de curent 
Gurentul de parnire 


' Mersul in gol 


Masa rotorului 

Viteza rotorului la parametrii nominali 
Cuplul nomina 

Masa oontorului 


tehnica TP-CA 


ANEXA 3 
Fila le 


1,20۸ 1(2)A; 
) 1۵ (۸ 


rot. /min 


TRADUCTOR ELECTRONIC PENTRU MÁSURI 
ELECTRICE TIA, TUA, TPM, TPT, TQT, TFP, TLF 
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File 13 


OOSFIMETRU DE TABLOU 


Caracteristiolle آ86‎ 


x 96 mm‏ ہ9 Gabarit frontal‏ ہ 
Glasa de 8 $‏ ~ 
Lungimes scáril gradate 96 ma‏ »^ 
Deschideres scării gradata 9o?‏ س 
Meza aparatulul ` 0,150 kg‏ ~ 
Tensiunea de alinentare‏ ~ 
a traducotorulul 220 Vt 4 lo %3 50 Ha‏ 
Variante de ۵‏ »= 
climatică normală‏ 
kg‏ 1,2 1ت ۵ Masa‏ = 


Dimensiuni gi borne 


66171 78-6 ۱ ۱ d 


H 


ANEKA ۳ 
‘Fila 14 


FRECVENTMSTRU DE TABLOU 


Caracteristicile tehnice 


- Gabarit frontal 72472 mm 


~ Glass de precizie o, 5 
~ Domeniul de mánurate 48 £ 52 Hz 
^ Masa aparatului ο, 4 kg 


Varianta de executie normal, THA-111, NAVAL 


Dimensiuni gl borne 


tabla a La 
0231 D 
T 


VE ΓΙ 


ud 3 DE _ 


ΠΣ 
τ 67,50 


2 HB. 


APARATE DE SEMNALIZARE 


T————À T el 
intreprinderea | | S 
ون من ہاو وج‎ | Subgrupa Tipul aparatului 
i I.R.Medias | A | Releu electronic de semnalizare prin impulsuri 


| REST-01 


Tabelul i 


Veinen d 


AAA رر‎ e. 


B Releu de semnalizare RSE 3 
Beien de semnalizare RSE 1, RSE 2 


- 48 -- 
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RELEU ELECTRONIC DE SEMNALIZARE PRIN IMPULSURI 
RSEI - 1 


Caracteristicile tehnice 


JN (but. 
. Tip casetă | Varianta 
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RESIO ` 
INCLUSIV PRIZA CF16A MODIF 


ο ο iau BOA tata 


RESI 01 
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ANEXA 4 


Fila S 
RELEE DE SEMNALIZARE RSE ~ 3 
Qaracteristicile tehnice 
Tabežul 3 


VEMO مر‎ AG 


میس تس 


جا 


یت سی EEA‏ شس بش 


parametrului Valoarea ۱ Codul 


eT: رهز ری مس‎ A NR هس سم سورس ای سس سج‎ κ. 


24, 48, llo, 220 V o.o, | 74209 - LAB, 14D, RAB, RAD 


TENSIUNEA 74376 - LDB, LUD, RDB, RDD 


سے | 

Dos A 74207 - LIB, LID, RIB, RID 
| 
Γ 


| 
| HORINATÀ "i mei d. E na EEE gsx μον.” کہہے ہے‎ 
سد‎ | so Hz | 74208 = LIB, LID, RIB, RID | 
| Un 11o, 220 Y 9.8. je Hz | 74819 = LAB, LAD, RAB, RAD | 
| j x 7377 = LDB, LDD, RDB, RDD 
| | 6,01; 9,015; 0,025; 0,05; 74000 = LIA, RIA 
CURENTUL Mokri 6.1 is | رو ا موہ‎ RA 
NOMINAL و = 318 2049 وه ]0۵ وه 9۶7/۸2 و‎ «14 
| I, Crees 0,54 1$ 1,53 2,53 Las - LDA, RDA 
KT T | 75207 | 
| | 2,5 € | 74209 
۱۳ | 74376 با‎ o 
PUDBREA | | 74909 
APSORBITÁ | 0,25 W 74316 
| Pa | 74378 | 
| | 74208 ` 
1 H 4 
| 4,5 ¥ 2210 ` | 
| | 74397 | 
ھا‎ 2 μον 1 A see ی‎ EE ISA OREL EE 


= ?47 مه 
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Tons 85 


(v ο. 


2^, 48, So 
11ο, 220 


| 


HELEU DE SEMNALTZARE RSR., RSR., 


Curentul. 


(A) 


0,014 0,015; 
6,0253 ۵ 
o,n'75$ 1 
04153 0,22 
mor ۶ 
0,53 534 7.21 


an 


ο NSN TANTS 


1 


PS pul 


ببس 


RARA 1 
NORA, 


RSEB, 
ix 
RSEBS 


SE 
KES 
REA; 
REED 
RBER 


1 
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اس 


Codul 


RS 72250 
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RS 72250 
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maja E 
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Ts ka ? © 1 | LE | 


db mr T EUR. 


E Q o, 


PRIZA TIP P 101 


| 3 
0 Φ | 
RELEE MEDIAS ہت‎ ti 


cb. 
2q XQ Y 


RS 72312 5 
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! 
۳ 
RELEE- MEDIAS E 8 
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APARATE DE PROTECTIE BI AUTOMATIZARB 


| 


^. Tabelul 1 


= - KÉ 
fntreprénderea | 
construoteare 


Bubgrupa 


Tipul aparatului 


«| 
^ 
m 


Releu intermediar RI lo, A, B, G, en OF lo, OS 10 
Beleu intermediar RI 11 ou ۶ le, 08 lo, | 
Eelen intermediar RI 2 
'| Releu intermediar RI 13 
| Releu intermediar RI 16 
Releu intermediar RI 17 
Ralea intermediar R 1 
Beien de timp Ripe ~ 5 ou OF IG A O 5/16 de - | 
Relea de bimp RTpa ^» 7, RTpa ¬ 1 ou OF 55 98 15 
Belee intermediare RI 182 
|Beieu intermediar RIB 1 


¡Relee de curent RO 2 ou OF 16 D 08 16 D. Ἢ 
Relea de tensiune RT 3, RT 17, RT 329 RT £5, ΘᾺ 
OF 16 0, 08 16 ۰ 


| Bloouri de incercare BI $ on PLS si BI 6 ea FI 8 
Dispozitive de desonectars DOD 
Roles intermediare RI 8 Ἢ 
[Relee internediare RI 9 oe 

[mozos : intermediare RI 15 . 


.|Belse de distanță PD 
|Proteoţie diferențială linii lle kv 

Releu uizcoplonal 

A D/1, IT, III Relee RAR, ‘BAR-2 O, RAR-1 ur 

Relea de freovenyš 

|Relee de blocare 18 disparitia tensionit — 


eMedieg 


1—————— 


τ Ἐν ہم بج بے‎ P e Ee ο CG v o 


E 3 Ὁ‏ سر سر سر 


1 ۶ : 

Lët, 11 | Relos de curent de 22٤ inversă eh a gi ۳ 
۶ FRI~2 a 4 
LS Protestie diferentialá transformator ۱ | 
11 Beien control slucroniani 


hé 
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RELEE INTERMEDIARE Ri=l0 A, B, C, ČU CF-lo, CS-lo 
Caracteristicile tehnica 


1. Bobinajele 


- Tensiunile nominales 24, 48, 60, llo, 220 V 0.0. 
Prin înțelegere, gi alte tensiuni normalizate între 24 gi 220 V, 


„= Puterea gonsumatë; maximum 3 W la De: 1 1 


2, Aoyionarea 

~ Tensiunea de actionare 
Tenalunea de duratá 
Tensiunea de revenire 
Timpuš de acţionare nexisun 3o We 
Timpel de 0 esximun 20 ua 
Freavente actionariior > — 1200 89۰ 


mexinua 0,68 V, la + 25° tn stare rece 
seximua 1,1 V, 
minisun 0,2 UA 


4 ۸ 3 i 
a 0.0 8 4 


3. Variantele ومع‎ A à 

RI-30 à - M A > Βολου tip np fara 04198608 = 0,350 kg = 
9o x 58 x ie 

18۲-0 B = 13722810 B = Reles tip ligë su indicator de seattle mo 

90330 kg - 76 x 50 x lol ms 

RI-lo € ~ 88-7139836 0 ۰ و‎ tip fig ey indicator de funcionara - 
0,330 kg ۰ 98 n 58 x 120 na 

Golo o R8e-71942 A æ سج‎ a rw eoneetare față 0,200 kg > 

dei 3 ¥ A wa 


(51ο e RG=71948 A = me tra conca sape apate 2,200 kg = 
202 x 53 x 29 p 
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(ož 


“ΚΡ 
^ 2A CA 
Sechune 4-A 


to2 


Sechiune A- A 
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RELEU INTERMEDIAR TIP ΕΙ-11 RS 71811 
Caracteristicile tehnice 

Releele tip RI-11 se fabrică in trei variante constructive, $i anume: 

tip RI~LLA cod RS-71811A, 

tip RI-11B cod RS-71811B, 


tip ۶17-110 cod RS-71811C, 
anulare a indicatlel, 


- Releu fără indicator de functionare, 


- Releu cu indicator de funcţionarea 


~ Releu cu indicator de functlonare cu rema- 


Tensiunile nominale de alimentare 
- 24, 48, 60, loo, 220 V — 50 Hae 


ale bobinajelor: 


Garcoterigticile funcionales 
=~ tensitmea maximă de duratăs 1,1 Da? 


S z Bes, ΚΤ ۲ e o ¿ 

- tensiunea minima de actionare: 0,75 Uy la +40 CG, respectiv 0,68 Un 
in ambele cazuri cu bobina releului in stare rece; 

ος 
Cs 


- tensiunea de revenjre la +25 minimum o,2 Dat 


~ puterea maximă consumată la Un! 6 VA. 
Contaotele; 
~ gurentul de durată: 5 A Cal. SAU 69 و‎ 


= gurentul maxim de închidere: lo A 6.0. sau Gra. $ 


Sra E 3s L 2 
~ curentul de rupere: ~ 2وه‎ A - 220 V c.c. pros Zei 


~ LA - 220 V c,a. cos Y = 0,5 


cr d 
= / 
Au 16 9 
d 
۱ 


n 
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MÀ‏ سم 


za [ | 
e > z 

| 0 " £9 
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circa 69 


—————— η” ο, 


VEDERE DN SPATE 


2 gaut M5, 
لاق ر‎ 


گے 


P H k XA و‎ 
Fils H 


RWLEU INTEUVEDLAR DE e.c. TIP RI2 RS 7202565 
Garacteristisile tebnice 


~ tensiunea nominală MV οι Ge 
~ limitele domeniului de acţionare la 


da 
2 


temperatura de A 20°C 7 oot PRIN V a.c, 


a 


| 
| 
Ἢ | 
| 


zobe H 
| 


gjari D 167 


-5g- 
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ANBXA 5 
Fila 9» 


RELEU INTERMEDIAR TIP RI-13 RS 72500 


Qaragtaristicile tehnias 


- tensiunile nominale: 24, 48, llo, 229 V 5o Hz sau 60 Hz 


12, 25, 88, 60, 


~ oodurile relesler Hi-17: 
a 81-15 A - ΒΗ 72500 A pentru asc, 
v RI-13 AT = RE 72509 AT pentru 3.0. 
a RI-13 B =» RE 72500 B pentru 8+ 
و‎ RI-13 BT - RS 72500 BT pentru 6.8. 
» RI-13 Naval NAV 72500 A 
. RI-13 ος ὃς THA III TH 72500 AT 
s. RI-13 0.8. THA 111 TH 72500 BT 


5ο, llo gi 220 V 0.0, 


5440 
«20460 
-54400 
2+6 0 
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ANEXA 5 
"Fils 11 


RELEU INTERMEDIAR RI-16 RS 72625 
Caracteristicile tehnice 


Tabelul 2 


Tensiunea 


nominală Puterea 


(v) 


48 V ۰ 


Dinensiuni 


= 


H 
1 si 
d 


— 8= 
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Pila ۵ 


RELEU INTERMEDIAR TIP RI-17 ΒΗ 72778 


Garasteristicile tehnice 


- Tensiunile nominale de acţionare Up! 12, 24, 48, llo, 220 V ο, δε 

- Domeniul tensiunii de actlonare: 0,85 sae 1,1 ζην În Limitele da 
temperatură de -35°C ... 450%, 

- Tensiunea de revenire: minimum 5 % din Une 

- Putersa consumatá la D, si temperatura ambiantá da 429?0; maximum 


4,5 8, 


- Timpul de închidere al contactelor: maximum Jo m.s. 


Tabalul 3 


ο ο d 


Nr, cod releu U alimentare V o.c. Combinația de contacte 


TOV شش‎ κ VABO χάση سس شش‎ topire 


RS 72778 | 24 | 
RB 72778 48 dauă contacte comutatoare | 
RA 72778 11ο 

RS 72778 220 | 
RS 72778 A 12 | 
mele UA λος ης νε. JE PO τας شش‎ se] 
RS ۵ 24 i 


RS 72778 Ba 48 
RS 72778 110 
RS 72778 220 
RS 72778 | 12 


RS 72778 12 patru coutacte normal 


deschise 


ο VAJE MENJA در‎ 


~ So 
a 
مه‎ 
: 
٦ 
3 
1 
A 
se 
se 
—4— 


Pe. ču, co Gun TE oe Gee: E دور‎ 9 Gg ss pmo UEM ver رے‎ tent 


GES:‏ ۔ 


ANEXA 5 


Fila 13 
RELEU INTERMEDIAR 83-21 A, B 
RS 73354 Az RS 73354 B 
Caracteristícile tehnice 
Tabelul 4 


Tensiunea nominală | Curentul nominal | Puterea consumată 


(v) | (A) (VA) 


194 243 1101 
220 V ۰ 


60: loo; llo; 
220 V ۰ 


Combinayil contacte ¢ 5 contacte oomubabile. 


La 
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RELEU INTERMEDIAR RI-182 


 garacteriatioile tehnics ` 


| Tensiunea nominală 


Ko 


24 V ۶ 


Combinații de oontacte: - j 
- 1 contact jumélat nij cc. 
- 2 contacte jumelate nd, . LL 


max zA 


Tébelul 6 


R8 73163 
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RELEU DE TIMP RTpa-7, RTpa-71, RTpr-7, RTpr-71; 
RS 71868, RS 73168, RS 72300, RS 73168 
OS 16, CF 16, RS 71944 B, RS 71943 B 


Caracteristícile tehnice 
Tabelul 7 


Puterea 
nominala 


(VA) 


24, llo, 220 V 6.8. | 20 moptonare 


lo de đuratëť 


Combinații contacte: 
a) RTpa-7 RTpa-71 ; 4 contacte cu posibilităţi de alegere, 
b) RTpr-7 RTpr-71 : 3 contacte ou posibilități de alegere. 
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ANEXA 5 
Pila 25 


RELEU INTERMEDIAR RIB-l 


ΒΒ 73372, RS 73427, OSO-l, RS 73428 OSI-2, ΒΒ 73829 OPS-1 


Qaracteristioile tehnige 
Tabelul 8 


alimentare Al 


Tensiunea de 
e (Q0 


[64 12; 24, 60; 90; 1101 220 Y 0.0. 
24; 48; 1101 220 Y 6.8. 
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ANEXA 5 
Fila 28 


RELEE DE CURENT RG-24, RS 71900 A, B, C, RELEU DE 
TENSIUNE RT-3, RS 71901 A, B, G ŞI RELEU DE MINIMA 
TENSIUNE RT-^, ΠΒ 71902 A, B, 0 QU GP-16 0, RS 71943 رھ‎ 
OF-16 D,RS 71943 D, 08-16 O,RS 71944 C, 08-16 D, 

RS 71944 D SI RELBE RT 35, RT 5 


۱ Tabelul 9 
Denumirea Valorile Gurentul | Gurentul de tensime 
tipului, nominale | Domeniui de rulaj limită maxima 
codul i (uU) 


Oye A 0,05 + 9,2 A 
0,6 A 0,15 0,6 A 
2A 6,5 +2 ۸ 1,5 1, 
6A 1,5 +6 ۸ 
lo A: 2,5 510 A 
RS 71900 
TL 71900 20 Á 5+ 20 A | 
50 A 12,5 + 50 A | 
loo A 25 2 loo A 13 ۸ | 
200 A 50 4 200 A 
60 V 15 + 60 V | 
200 V | Sei 200 V 1,1 U | 
400 V + | 
48 V $ | 
16ο V 1,35 U, | 
320 V | 
سے مت‎ e سس‎ 
2ο V lio V | 
6ο V 229 V i 
12ο V 440 V J 


Releu RI-4S | 15 V 6ο V | 
RS 71628 

TH 71628 5o ¥ lio V 

a | 

Releu RO-2 | 

و سے ی SE‏ 

Releu RT-4 180 V 253 V; 50 Hz | 

AV 71900 320 V alo V; 50 a | 

رسک و ما جوا ا m‏ ا e E ۱ PEL,‏ 
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ANEXA 5 
= Fila 43 

BLOG DE INCERCARE TIP BI-5 $1 BI-8 RS 72774 

۳191 DB ÎNCERCARE TIP FI-5 SI FI-8 PS 72775 


Gare "eristicile tehnice 


-~ Curentul nominal s do A 
- Tensiunea de încercare : 2000 V c.8./50 Hz 


fabeltu! fQ 
dă i de 


00000000 | 
&naanan ace 
OOOOO00 OO 


B/ac de încercare tja al-6 yi 8-8 
formó constructiva اض‎ dimenštuni de 


dobarit. 
BEOO DE ÎNORRCARE TIP BI-5 SI BI-8 RS 72774 
FISÁ DS ÎNCEROARE TIP FI-5 ȘI فص‎ RS 72775 
| Tab elul " 


Tipul feb 
Fi- $- RS * -72775A TU 
مع‎ J- ی7277 - کم‎ d — = 


z‏ کے 


ANEXA 5 
~ Fila 34 


TE 


SIKSA 


Πρωί 
blocului . ᾿ 
BI-$5 


RS-¥2776 -AS 
ai. 88 


R3 "πρ Pra -88 
i d | 
Fikarea blacurilor 5 mankay 
ρθρα à 
morii , 
Gdvrirco ponuylu Prinderea blaculu pe ponav se face cu 
pentru montarea Mgropotč ` ¢ puruburi Ma » se (cap cilindro, 4 gat 
o blacuriton gi 4 vulifa M. Prinaterea capului pe blac, 
de ee cu ὁ șu uburi iaxe (caa hecat). — ۱ 
BLOC DE ÍNOEROARS TIP BI-5 ȘI BI-8 RS 72794 
Fish DE ÍNOBROARE TIP PI-5 BI Fi-8 ` RB 72775 


کے سا | وی جوم tege‏ 


Tipul bacul 


4-s 
A = و(‎ PELA FE 


SEG RSS 


ILY NSSE 


geg 


Găurreo panauks peru 2 „area blocului in mantaj aparent 


montarea agarrentá a NOTA : 


blocurilor Prinderea blaculu pe pana se reahedard 


cu ψυγυδυπ Men 22 (ag EE 

4 sarbe și 4 alite Me Prindere conacului 
pe blac se realizeaza cu 4 suruburi 

Pur? cae ECA )‏ ہم 


BLOC DE ÎNCERCARE TIP BI-5 ȘI BI-8 RS 72774 
FISA DE ÎNCERCARE TIP FI-5 ȘI FI-8 RS 72775 


^ ANEXAS 
Fila 35 


Schema de 


1 

۱ 
| c ———— | conexiuni e 
- ES to, ا‎ pi Ó» | a en 

C | 

| 

| 

| 


dëi E cu . 
frr یرون ص م7 ہز‎ cr 


Legaturiie oe la crcurtele controlate 
| | | 
Γαλ... — P 

1 la | 
| jh | 
| 7 
H H i H 
1 
| 
I 
a 
| 
| 
© | 
5> 


BLOO DE ÎNCERCARE TIP BI-5 SI BI-8 RS 72774 
FIŞĂ DE ÍNCERCARE TIP FI-5 SI FI-8 RS 72775 


1 egóturile de la circurtele controlate 
ες et > 


A a‏ م À——À— A ienaa A‏ 0 ا00 


: " e 
Uem Cn DONOR 


BLOC DE INGERCARE TIP RI-5 51 BI-8 Me NO 
PISA Dis ÍNCERCARE TIP BI-5 SI FI-B RA 7275 
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ANEXA 5 
Fila 36 


DISPOZITIV DE COMUTARE ȘI DECONECTARE ` RS 72588 
TIP DOD 


Oarnoteristicile tehnice 


- Tensiunea maxima de serviciu ¢ 500 V 0.6. SAU 028. 
~ Curentul maxim permanent ^ + lo A 
~ Curentul limită termio a Zo A, timp de 1 s. 


M 
S "Ah Le 
ME ۹ d 
fei, . 
la EE. 
ο 
SN 


-.87 - 
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RELEU INTERMEDIAR RI-8 
RS 71774, RG 72009, RS 71689 


Caracteristicile tehnice 


Tabelul 14 


ο”. 


Tensiunea nominalš 
(V) 

123 243 36; 483 60; 

llo V cec. 


Puterea 


(W) 


Combinații de contacte: 
1. 1 contact nd, 
2 - l contact ni. 
3 » 1 contact comutabil, 


N 
R 


ANEXA 5 
Fila 37 
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ANEXA 5 
„Pila 39 


N 


RELSU INTERMEDIAR RI-9 
RS 71775, RS 72046 Ἢ 


Caraoberisticile teimioa 


Tabelul 5 


| mensiunea nominală | Putersa marină 
1 I cd 
و12‎ 24; 36; 609 1104 1704: 


225 d 0» Us 


12; 24; 424 nej sti 
220 V Be As A y 


Gombinsbii de sontaate: 
9; ^ un singur set ۵۵۵ 
ορ « dona grupe de contaabo, 


- 90 — 


ANEXA 5 
Fila ۵ 


2 وو - 


ANEXA 5 
O Pila 1 


RELEU INTERMEDIAR TIP Β1-15 . R8 72630 


ETE poninala ca, Je 48 T ὅνδε - ہی‎ pentru ولا‎ Jah, 11ο 


gi 220 v 8.6. dn asimilare. 


s: Puterea nadeli کاوسم‎ B. 
2 - Tensiunea de sa 


Mm á a Motan Bote v, 2ο Bas 


SEN ús T! us 


: m beustbtós sisti de وج‎ TIT "n 


2 ο Made de άνω هه اس‎ detokise De 12 maximum 


- ga - 


pattu eontas de ےوہ‎ se Bi 
i vari anita ou pun oco 4 k ره‎ 2 Su 


VE ` 7 1 


b: Wid, 
` ` alRdar cu 2 contacte . « . Mei: tu ὁ confade 


EE 


H 1 
لس‎ PET 5 TI 
1 T E T J 1 a Lens ππροὲ 
Sch A 


H 
κ ee 
1 
EH. EJ 
η 


į 


[ 
i 
i 
= Ay 
| 


3 H 
crea 22 , 
εἴτα 29 


H 
} 
i 
14; 1 
CT i 
+t 
Kai 
= 
اس‎ 
i 


65501,3,2.FT 76-86 


ANEXA 5 


Fila BA 


-- 93 ہ 


. 94 - 


Axul conexiunii exterioare 


ANEXA 6 
Fila 43 


ANEXA 5 
Pila st / 


RELBE DE DISTANTA PD, (PD 


z) 


2 
Tabelul 16 


(rm 


Gurentul nominal (A) 


pr AA AAA te 
Tensiunea nominală, e.a« (V) | loo | 


سس سے جص رد و سوه سا سس ی سس ο ο A‏ 


Curentul admisibil: | 
~ de durată (A): 


- de stabilitate termicá,la 8:15 (A) 


1 


c: 


eener 


Ὃ رس شر شش رڈ‎ RR ma 


Tensiunea de duratá (V) 


eene سس‎ 


ue ` شر رر یں‎ η... η." 


operabivü, o.o, (V) ] 24, 4893 Llo; 220‏ ٥ء۱۱۰‏ ہ دہ 


ο” 


——————————— 


Domeniul admis de variaţie al tensiunii operative (%) = vee 26 


ee —À a شس محمنہ دج وڈ سس یا سے‎ pm n 1 نم‎ A D AE tepi, سس سس و‎ 
iReleul de minimă impedantá (PR, Pa, PP): | | 
3 domeniul de reglaj al razel Cf. /fasd) Eco 8 
| coeficientul de revenire ` | 9,9 4 | 
i pauta diametrului care trece prin ori sa axelor | 300 y 75° ge? i 
P raportul razd/excentricitate pentru | 01 0,53 0,7410 
| | οἱ 0,553 0,77410 % 
| O, 0,64 0,84410 % | 
سا‎ precizia măsurării la La | 11ο % | 
۳ curonbul minim de acţionare pentru tensiunea uso V (A) | 0,5 7 | 
ina SE سے‎ 
سیف‎ reglaj releu homopolar (A) | 2,5-6 ۱ 
Maec ανν» A ete τοπ a τε, ال یت میتی‎ 


sura impedantei de D ant (z); 
domeniul de reglaj (1 /faza) 


u 0, Lelo s 
|- excentricitatea ema pentru comp, rez, de are 209; 759, Bo? 
pp f^ctorul de pămînt: a) reglaj in trepte و۵‎ 1 0,5-1 

| b) reglaj $n trepte 0,2 1-2 

precizja măsurării la 2 La, + 16 2‏ ۔ 


gurentul minim de piki seat (A) 


eneen 


era rarer ο ο.‏ وب 


ásura directiel (DE, DS); | 
i 
1 
| 


unghiul de sensibilitate maxim DP 


DS 


45° capacitiv 
1559 inductiv 


ENSE 5 


- sensibilitatea la 1,5 In gi la unghiul de sensibilitate| 
maxim (V). | 6,415 


Timpul de acţionare; 
- treapta I la usoV gi 1-4 I (ma) 


rare mane ae 


A Sen 


—————À a —————— 


ja) caracte necompundatàá 


é 
É ار‎ Atê, compundatá 
- treapba 1 la 4 I, gi o,9 regiat (ms) 


|- treapta II'(s) - 
j~ treapta III (11,) (s) 
ie treapta IV (III) (a) 


— 


P nsn 


(Gonsumul releulul; 
۳ in circuit de curent la I = I. A, 
4 in circuit de tenstune la ناس‎ (VA) 
- a) in repaus 
- b) în funcţiune 
in circuitele de curent operativ 220 V, 
4 - 8) in repaus i 
| + b) in functiune | po 
Imsz CET سس ہے‎ m 
k. Pol DE - - ———— 


= 96 ہ 


0820۲ 
یہ ہے 


EREI A A EEE 


ANEXA 5 
Pila 45 


7 


ANEXA 5 


۱ Fila 46 
RELEU DIFERENTIAL RDL 4 TI - RDL.+ RRM l 
ο. Tabelul 17 
Caracteristicile tehnice ale releului RDL 
Curentul nominal (A) ý | 


Curentul nominal secundar (mA) 


ETT 5 
[O (9,65-1,5) 1, 

EUH 48; Uer 220 
KI % sea 420 % 


Domeniul de reglaj CA) 


Tensiunea operativă Ko 


Limitele de. variație a tensiunii operative | 
Curentul nekim de durată (a) 


Curentul, maxim. ὁ de goo, la 5ت‎ (4) 


CON 


ποπ de ποπ laši 


Consumul releuluii | 
) in circuitul 0.8. (Va/tanči) 
în oircuitül 6 
~ in stare de tepaus (má) 
- în stare de 889 di. 


Raportul de transformare 


Izolatia celor două fnfügurüri Intro 
ela (V) 


Gurentul ολα (mA) 
Tabelul 19 


Datele tehnide ale reloulpi | RBM 


Curentul ponidal A) 


egen 


: št 
Garaeteristica de funcţionare raportată la armonica 
fundamentală (5 - 50) % 


Tensiunea TIT de alimentare C 241+10 8111 ٥0و‎ 
Curentul maxim de Pn nm (4) 2 L, 
Curentul maxim de goo,ls (A) 50 In 


Curentul releului; 
2 în circuit ۰ء‎ mer ; md 


b) in circuit c.c. 


66501,3.2.1'T 76-86 “97M 


ANEXA 5 
fila 47 


t toriu pilot 
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ANEXA 
Fila 4 


‘ou: 


RELEU DIRECTIONAL RDO-3 


Caracteristicile tehnice 


Curentul nominalı 1, = 5 A, ۳4 

Tengiunea nominalái Un = loo V, P 

Unghiul. de ρον] Ὁ} ji bata maximă (comutabil): 300 t 459 3 110° eapacitiv, 

Tensiunea de alimentare (comutabil): 24, 48, llo, 220 V 0.0. 

Sensibilitatea maximă la tensiune (tensiunea minimă necesară 21 

actionare) la unghiul de sensibilitate maximă gi In 3 0,2 Ve 

Timpul maxim de aotionare la 1η gi 1,5 a din Us n 8» mae. 

Curentul admisibil de durată: 1 D Ta’ 

Curentul. maxim admisibil; 20 Las timp de I s. 

Tensiunea aduisibilá de durată: 1,2 U.. 

Consumul maximi 

- în oirauitul de curent ون‎ divă love 2 VA; 

- in cirouitul de tensiune alternativă: 15 VAs 

~ în cirouitul de curent continttur — în stare de repaun;meximum ^o mA, 
۱ i - in stare de acţionare: 8857:1 80:60 ΠΑ, 

Variația aduisibilá a tensiunii continue de alimentare: 0,7 ۰ .ا‎ 


~ 99 - 


ANEXA 5 
Fils 49 


ER 


RELEU DIRECTIONAL RDC-3 


Bohema de conectare a releului în instalație 


~ loo = 


ANEXA 5 
Fila So 


RELEU DIRECTIONAL BDC-3 


AAA سی‎ 


— | 
ke 


E 


SLE 


lis 


Can, E 


OEY Une ee 220% 


i Gomulare 


A Mat 
Y 


RELEU DIRE 


la: 


Dimensiuni, de gabarit gi detalii de prindere pe panou 


66501.35.2. FT 76-6 = 101 [um 


- lož - 


ÁNEXA 5 
Fila 51 
RELEU RAR - IMT 
Caracteristicile tehnige 
۱ Tabelul 20 
caine ne ca ΤΟ 
Gtel de voriatie 20... * AO 
tensiunea ۰ Kä 
| Se, Teal 2003 secara cele. două 
WARN pe. ν᾽ 
Sa? deng — 1 
uaa Ra KE: E 
- et SS sa | xn 
-pentu "m κ 
TD “pentru roge tou 
jg t nea “Cala infaricară bilă 5 
NS ena Aer pede Nara Sas 
^h SRE aña 


20723 m 
een pu timpul پاٹ یں‎ οὶ ala, 
de dbicel 0۵ 


ϱ-206 - 


Tansunvul ra ET 


| کپ‎ paus ۱ ko uz. tu 
AW, ka) 


Re\eu RAR -7 


| 


220 .+8 ٹپ ου‏ سے ےج ےش م 


| 
| 


| 
| 
DARTE OTRA RT 


ANEXA 5 
Fila 52 


~ 103 - 


ma Lot ~ 


ANEXA 5 
Fila 53 


RELEU RAR-T 


رو tie μοι)‏ وف هو 


ANEXA 5 
File 54 


RELSU RAR-20 


E ¡ 3 Fabel 22 
Čamatari etc), ۱۳۳16 


01.3.2. ΠΤ 76-6 = 105 ~ 


[Feoventa nomina. (Ha) 


RELEU DE FRECVENJA RFm-3 


Comoterishi.” tehnice 


ον Tabelul 25 
ΠΠ temno ea. V) 


| 120 sau ۱ 
$o 


Domeniul de edaj (He) | uso | 


, ee 3 | 
: ateta y. FONG A جورم‎ EL 
lia mper "own iens 

| Wy 7 


hr sito, Ad Ja. ATT 
OPUN | 


ANEXA 5 
Fila 55 


ANEXA 5 


Fila 56 
Tabelul 24 
RELEU DE FRECVENȚĂ Rn = 4 
Caracteristioile tehnice 
Warned whee nominală (V) s 100 | 
Preovenba nominala (Hz) 
Domeniul de reglaj al freovenpei in 0,1 Hz 45 - 6 
Precizia de stalonare a treptelor de frecyen- 
(yá (Hz) 
Revenirea releulul (Hz) & 0,2 
[Consuamul releulul la loo Y (mA) | <80 
Stabilitatea freevenbei de aoblonere la varia- 
bia temperaturii, mediului amhiant (Hz/90) ο, οἳ, 
Domeniul de temperatură (50ο) = "O i (-5) - (440) 


Durata de.f'"nobiíonare normală, numărul de 
jaetionári ۱ ` | 500 


Oaraoteristicile de comutare ale contactelar; 


~ pentru 220 V 6۵۰ gi L/R = 0,005 A 0,2 
~ pentru 220 V 0.8. gi 008? = 0,4 0,5 
Masa (kg) 6 


Schema do eonexiuni 


Cole de apborit 
۳۹ 
5 nog ὦ LEN e 
| Dos | 
E 7 
1 


m 


— 107 = 


ANEXA 5 
‘Fila 56-1 


RELEU : DE FRECVENTÁ 


Garacteristicile tehnice 


450 x 225 x 180 mm 


μη = loo V 


Dimensiunile aproximative 


Masa 


Tensiunea nominala 


Variatia tensiunii nominale: 
Puterea absorbită de la reţea; 
a) in stare de veghe 

b) în stare de luoru, pentru VU, 


Precizia 


090 la 0 


: 80 % la + 20% +25% 


Fabricant; TEHNOTON - Iasi 


SCHEMA DE CONEXIUNI 


Vedere dinspre 
partea placată 


Vedere dinspre 
partea plantată 


e 


ANEXA 5 
File 56-2 


RELEU DE FREGVENTA 


O "CY 


a" 


poi سے‎ EI eS بلط‎ 


ed TI ta Ὁ Gal 


سس سب 2302[ 


414 


ine TEMAOVIN foi 
i Sertu de frecven?o | 


— 109 ہ 6س 


ANEXA 5 
Fila 57 


Tabelul 25 
RELEUL DE BLOCARE LA 08 ۸ TENSIUNII - RBDT - 


aS‏ س 


— 


Mšrimile nominasies 
- curentul nominal releu RI, (A) 


- tensiunea nominală a releului RD 9.8. (V) 
~ tensiunea nominală a releului RT4,0.8. (v) 


tensiuñea nominala filtru, ο (V) 


5 x 58 | 
- „tensiunea با و‎ o 24; 483 llo; 0 


Variatlile admisibile ale tensiunii operas: 
tive (%) doo cj (9B5) - (+20) 


Tensiunea maximă admi sibi 1a, 20. 8. نت‎ 1,1 Y 


2 di A 
loo - 
loo (58) 


* 


lourentul ê stabilitate: 
j= curental de duratá (A) 


- curentul la t = 1,08 (A) 


πρωι μμ νὰ 


Pinipal dé acţionare (us) 


 |Gurentul. minim de 'aopionare (A) 


Consumul maxims i 

~ în circuitul de ourent (VA) 
~ în circuitul de tensiune (VA) 
[dn in oircuitul de Gos (Ὁ 


chema de Gohaxiuni 


Cote de gabarit 


«1103 


FILTRU RELEU DE GURENT FRC-2a 


Caraotrristicile totnice 
Curentul nominal; 5 A, 
Domeniul de reglare (amperi curent de sueceslune inyersš)a 


“Tabelul 26 


Gu trei transforma- 
toare de curant 


Cu două tranaforma- 
toare de curent 


Gonsumul maxim pe fază la curentul nominal: 
a) în schema ou trei transformatoares 

- pe fazele R si UT: 6 ۸ 

pe fazele B: 12 VA,‏ ے 
b) in schema cu două trangformatoare:‏ 

- pe fazole R si Ti 12 VÀ, 
Surentul de acţionare de succesiune directă la reglajul minim (o, 
zan 1 A conform sohemei de gouoctare folosite): minimus 31, 
Curentul. primar maxim admisibil: 20 CH timp de 1 s; masa;1l2 kp, 


DIMENSIUNI νε GABARIT S sij DETA Lu 
DE PRIKbERE PE PANOU 


> ۳1 = 


UEP a=‏ ہہ 


ANEXA 5 
Fila 59 


FILTRU RELEU DE PENSIUNE PRI = 2a 


URB 
A ات یق‎ R ee se 


E sam d‏ و عم ا 


directa) 1 


Sehema de conectare în instalaţie 


DIMENSIUNILE DE GABARIT SI DETALIILE DE PRINDERE 
FE PANOU 
Caracteristicile tehnice 
Tensiunea nominală: 3 x loo V; 50 Hz. 


Domeniul de reglaj (tensiunea de succesiune inversă pentru care 
releul acţionează) lo es. 20 V 

Consumul maxim: 125 mA pe fazele R, T si maximum 170 mA pe faza 5 
Masa: 5 kg. 


66501.3,2.F2 76-86 


ANEXA 5 
Mla So 


RELEU DIFERENTIAL RDS-3a 


Garacveristielle tehnice 


Amperspirele de Luoru (1: 6045, 

Curentul de acţionare: pentru Ton = 0,se reglează din spirele infšigu- 
rării diferentiale, la valorile 3; 4,63 6,7 5, lo si 12 A, Curentul minim de 
acţionare poate fi 1,5% A,dacá în serie cu infigurarea diferențială se conec- 
teazá 6 infügurara de egalizare. ۱ 

Raportul maxim al curenților care pot Pt egalizavi; 

m 4,2, corespunzător valorii maxime de reglaj (12 A). 

Raportul. minim al ourentiler.osre pov fi segalisati: 


~ 1,8 vorespunalibor valorii minime do reglaj (3 AX 
Tensiunea maximă pe eontacts 
+ 829 V 0,6, sau esa. 7 


wéins ` 


Dimensiuni de gabarit, 
a-prindere prin faba panoulul; b-prindere prin spabele 
panoului 


2 


= 143 8 


ANEXA 5 
Fila 71 


SCHEMA DE PRINGIPTU 


τος μαμα e e ng where 
gija a Finare 4 | eat ae 

PA EN Es. 

E tij pila el 


EMIRI 


ape recy, 


= sis 


ANEZA 5 
Fila 62 


RELEU CONTROL SINCRONISM - RCS 


Garacteristicile tehnice 


- domeniul de functionare reglabil; 20° «ευ 40° (între veatori) 
- tensiuni ale căror aineronism se controlează 


re 100 / 388, ice/losj gelies مد‎ / 8, 110/110۱ 50 Hz 
3 3 3 3 3 3 


- masa: 1,5 kg 


Seema de conexiuni 


(e de ام‎ flay ۵ 


- 115 - 


ANEXA 5 
Fila 63 


SINCRONOSET ~ R2 
dispozitiv pentru cuplarea automată a retelelor eleotrice 


SSP.‏ ود 
a) Márimi de intrare:‏ 
Hk 3) (420-356) %‏ موی - tensiimea de alimentare δι‏ = 
tensiunile de intrare U. 40, = (loo-lco/ 3) ολ‏ ہ 


^ frecvența nominală 50-60 ilz 
- consum pe intrare Û maximum 12 VA 


- consum pe e HE T - qmeximum 0,4 VA 


b) Mănimi ajustabile: 
- alunecarea minimă aâmisă ) A) — (0 - o, 19) % 
- diferența dintre U, și ولا‎ ( U %) = (0 15) % 


- unghiul merim dintre U, şi U, (9%) - (ο + 45) 4 


~ timpul constent cd gh aid (TA) - (0 = 1o00) ms 
- valoarea. minimă unei tensiuni prezente (U %) - (50 - 95) Z 
- timpul de aşteptare (PAS) (oyi = 1ο) s 


c) Marini de iegire 
- durata impulsului de comandă TA + Pos ns pentru f ita 


foo us pentru f 1*fa 
- contactele relselor finale 250 w la 220 V 0.06. sercinó ohmios 
50 w la 220 V ۰ pentru f = Yo 


Fabri cantIOBMENERG- Bucuresti 
Variante de montaj 


A. Pe sřelaje (eng LE) 


Ls o | 


OECTA 
DE AGRA 


— 116 - 


7 


+9 ETTE 
S VISNY 


درل 


a“ 
M 


DO UI 


A 


و 


O LPO 01 
-““ὉΣ) 


OUGAD — 


΄ 


Së 
» si tni ti IER RI S 


1 


ον ο Și emitenti Y ο ο Ὅο $ cambian Ý 
1 
0 
1 


LU 


erdno ed ZH = JOSOIDUJS ۲۳۲۸۲۲۶۵8۲0 e.axreqosuoed op رم امو وی‎ 
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56501.3.2,FT 76-86 


ANEXA 6 
Fila 1 


TRANSFORMATOARE INTERMEDIARE 


Dimensiuni de gabarit gi detalii de prindere pe penou 
| Puterea nominală; lo VA 
ÜOaracteristici tehnica  Gurentul maxim in Snfisurčri; lo A 
Clasa de ۰ 3 
Masas 6 kg 


da 


le 


Schema de principiu 


Dy سے‎ 


ANEXA 6 
Fila 2 


TRANSFORMATOARE DE ROTIRE A FAZELOR 


Raportul de transformare; 


-l99. floo V; loo /-À89.. v; A / Me V; Mo HZ y 
۷ V3 'H | ۷ 

Eroarea de raport: 4 5 $. 

Grupa de conexiuni: Όσο 11+ Dy=53 Yd-114 Yd=5. 

Puterea nominală: loo VA. 

Masa: circa 6 kge 


- 419 - 


= ite = 


BORNE 


Grupa de conexiuni 


x 
N 


ANEXA 6 
Fila 4 


DIMENSIUNI DE GABARI? 


سس | 


{1} 


eer E 


ς 
Α 


Dimensiuni de gabarit gi detalii de prindere pa panou 
Cota A se stabileşte la montaj in prezenta transformatorulula 


: HP ۸۸-6۹ e igi. 


Le 4 ef‏ ]9[ 65ھ 


ANEXA 7 
Fila 1 
MARCAREA APARATELOR 


Tabelul 1 9 
Simbolul i^ 


Grupa de aparate Bubgrupa de aparate - 
Ν Codul recomandat 
1. Aparate de coneo- |= pas KA Mey la poziţia olru- 
e 


tare auxiliara πος πρ. (ia celulele prefabri« 
(utilizate in sate) m de 


۱ D 
hat کی‎ ssam- | dontact ما داد‎ poziție ^ | 
1 Priză gi 1888ص‎ ou molte cou- 


tacta -" ^ 
- Aparate ہ6‎ 89 da ozitivu- 
Tai de sojionate (p i marente, 


de assmenes, cus ود‎ apara- 
tului primar) 


Buton comandă. anolangare 
Buton comandă declangare 
Alte butoane 

Comutator de comandă 

- Aparate diverge 

Buton comandă anolanșare 
Buton comandă deolangare 
Alte butoane 

Comutator de comandă 
Alte comutatoare 


"Comutator voltmetrio sau sinora- 
nizare 


Bloo de incercare 
Dispozitiv de deooneotare 
Íntreruptor sau comitator pesket 
Buton ín scheme de comandă 
Buton în schema de protectie 
Figa 

Pentru comandš-oontrol n Z 40 


ell ... b 019 


v c e v 


161. ο 119 


σσ v e c σ' e یی‎ e 


2, Don, aotoare utili-| Contactoars ds putere L 2a. Oh 
za'a in circuitele 


pr mate 


cut “toare auxi- 
liar (utilizate 
în .ironitele se- 
cundare) 


Releu intermediar, contactor 
(releu) de comandü; 


- pentru protecție - aubomatizari 
- pentru comandă - 1 

Releu de timp 
Releu de pilpiire 


nano 
م یہ‎ 
o £5 
عم‎ © 
۰ > 
۰ : 
. à 
a A Ge a 
bei 
NO 
2 


ANEXA 7 
Pila 2 


Tabelul 1 (continuare) 


EK RO EE. IE AAA MA TT 


Releu polarizat d 4۵1 sse d 409 
d 501 ... d 509 


Releu pentru controlul 1201811 
De Ge 


Releu de semnalizare fără olapetü 


Gol «ese d 629 


. Dispozitive de pro- | Siguranţă pe cărucior (la ۵ 


techie prefabricata) a a 
Alte sigurente e 5 
Releu de ourent a e 
Releu de tensiune fa e 
Releu diferenyial.... a e 
Releu de putere Β e 
Releu de distanţă D 6 
Releu de frecvență | a a 
Releu Bucholz 5 η 
Releu 0 e a 
Manometru cu contacte E e 
» Transformatoare de | Transformator de curent £ f 
măsură Transformator de tensíune f £ 
Transformator intermediar £ £ 
6, Aperate de măsură Ampermetru g lol ... E 109 
ete E Voltmetru g 201 ss. g 209 
Wattmetru E 3ο] ose g 9 
Varmetru g 401 so. g 409 
Gontor de energie activa, oeas 
| contorizant E 501 es, g 509 
Gontor de energie 8 g Gol ,,. g 3 | 
Logometru g 761 ese E 703 | 
Locator de defeote g BOL ase B θοῦ 
| Osciloperturbogru! g 901 wee E 909 | 
a Avertizoare lumi- Lampa, în geuoral h lol ses h 199 | 
noase gi anustice Lampá + +0 | 
gemnaliznro h 201 «wee h 299 
Indicator ds posit! h 201 ... h 399 | 
Releu :وهای‎ h {οὶ wee h 499 | 
8 προ] luminos h 501 aes h 599 
80٤9 ti GOl see 639 
Hupá کا‎ 7ο]. eve 


ANEXA 7 
Fila 3 


Tabelul 1 (continuare) 


— f —— 


8. Dispozitive 
complexe 


. Releu de  ^5ledeolangsre 
Aparat de sincronizare 


Regulator de tensiune, de freo- 
venba, de turație ete. 


u Lol Th H 109. 
u 201 ... H 209 


u 301 sss u 309 


gemeet O 
Tiraj: 1062 ex, + 29 ex. 

Coli tipo: 15,50 

Format A4 
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